١‏ بئيس لماه 


اكات كلوه 


الموسوعة العملية فى التركيبات الكهربية )١(‏ 


إعسداد 
المغندس / أحمد عبد المتعال 
المدرس بالكلية التقنية بالدمام 


الأسس العملية في التركيبات الكهربية 
م. أحمد عبد المتعال 

الأولى (إعادة طباعة) 

م٠٠٠6‎ - ه١‎ 25 

محفوظة للناشر 

دار النشر للجامعات 


ولاه /1١‏ لاو ظ 


1 -977/7-5526-6/7 :لا58ا| 

"5 

لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب 
بأي شكل من الأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل 
(المعروفة منها حتى الآن أو ما يستجد مستقبلاً ) سواء 
بالتصوير أو بالتسجيل على أشرطة أو أقراص أو حفظ 
المعلومات واسترجاعها دون إذن كتابي من الناشر . 


2 ١١614 محمد فريد) القاهرة‎ ١٠٠١( ص.ب‎ 
1 46٠. 7581١ " تليفاكس:‎ - 4 0.١ 781١ تليفون:"‎ 


1 ع1 ترآ © 111كنض:ة10231 :1-1311 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


رب أوزعني أن أشكر : نعمتك التي أنعمت علي وعلئ والدي وأن أعمل صالحا ترضاه 
رأصلح لي في ذَريْي إِنَي تبْت إِلَيك وني من الْمسلمين 2 4 [الأحقاف: .]٠٠‏ 


صدق الله العظيم 


شكر وتقدير 
أتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور/ محمد عبد المقصود عز العرب الأستاذ 
بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة بشبين الكوم -جامعة المنوفية» وكذلك 
أتقدم بخالص الشكر للمهندس محمد صديق المدرس بقسم الكهرباء بالمعهد الفنى 
الصناعى ببور سعيد . 
وأخيرًا أتقدم بخالص الشكر لكل من قدم لنا يد المعاونة فى إعداد هذا الكتاب 
وأعاض الولى العلى القدير أن يثيبهم على حسن عملهم وجزاهم الله خير الجزاء . 


المؤلف 


الموضوع 


السفحة 
الباب الأول 
الصدمة الكهربية 
مقدمة ا 
أسباب إصابة الإنسان بالصدمة الكهربية لي 0 لا 
العوامل المؤثئرة على حجم الإضابة بالصدمة الكهربية ١0000‏ 
الآثار المترتبة على:الصدامة الكهربية 0 
الإسعافات الأولية للمصاب بالصدمة الكهربية 2000 1" 
تعليمات السلامة للعمل فى الدوائر“الكهريية ........... يعم 8 . 
الباب الثانى 
التأريض الوقائى 
مقدمة 2 ال 
أنواع الأقطاب الأرضية ننه اح ا نا ا 0 
القضبان الأرضية 121710111100 00 0 
الشرائط الأرضية المدفونة فى الأساس ......... 0 
حساب مقاومة الأرضى اي ا 
قضيب واحد مثبت 2200 11 11 1 1 اا ا 
قضيب واحد مثبت أفقيا 0 ا 0 


اندقات؟ 


الألواح الأرضية 000100000 


الطرق المتبعة لتقليل مقاومة الأرضى 


قياس المقاومة النوعية للتربة ا 


جهد التللامس وجهد الخطوة 25206 


ع« نه عا فده مع بج جا واو جح هاده اج اج مد هم همه ما فاه ع دهده ه 


© © » #» مام و امس ماماهس هاس اج ج »ا هو ساو هاه مام م هع 2-9 


سا وان هو اه هاه ع م وشاع هماه > ها سام واواعه »> »ا فاه هه ٠»‏ 


وو وده »> عقاء ع س وعاه جاه م .ام «ع»ا اع درا عه . 6ه ه 


هه نه 95 #©» © جا قاع » شاد م هشاع »ا سام ماع ماع م ماه مه + 


هاو جا اج« ع« > -ماماج وس ها ماع هه ماج م هي > ها هام واجاع مه 


#» © © جا هاه هب > مام هس اوها ماه د اه م ده مهس + ماعءج ا م ا فاه هه 


الباب الغالث 
مانعات الصو اعق 


تاريخ مانعات الصواعق 920 


خواص الصواعق اليرقية ا 


« اج مااع © واو هن قاها اه > مام هأ» هماسا اه واه » مده بم 0ه 


»ا ها عا هاناعم عماس سد وا شاواع عع سد و م اه ه »> ماع ا مدن ه» 


دراسة ضرورة مانعة الصواعق للمنشأة 0 0000 


مكونات نظام الحماية من الصواعق . 


الموصلات الهابطة 000 
شبكة التأريض الأرضية 211 
إنشاء نظام الكبجابة من العبواطى :ا 


هاه © > > هشاعم واج م اجرا مامد مام م ابروا ما عام ماع عم م اج مه 


هه اه 9ه .ا م« عام عسسا اس و هي هم ساج ماس ساس صساع سا بج اج + 


وعم ق مه مه هيم + وقد همه مع مع # وم قد و٠ع؟+؟‏ هع« * 


© # هم" مج 6 همه مو ع مرو هو هع © واج و + سمج ع ع 50# 


©» # اه هاه وه مه ه قاهاماه هو ماو ج هم خاقه .6 .+ مج م 


الباب الرابع 


الوقاية من التلامس الكهربى 
١5‏ مقدمة 1 1 1 1 121 1 1 1 [ 1 اال 
4" الأنظمة الختلفة للتأريض 00 0 0 اا 0 
١5+‏ نظام 110 ب ل ا و م ل ا ا ا 
:15-5 نظام 11 ونظام 11 ا 
”7 درجات الوقاية ضد تسرب الماءودخول الأجسام الصلبة . اتروان 
5-8 أقسام الوقاية من الصدمة الكهربية ل 
“جه الوقاية من التلامس المباشر سرون ا 1 م ا 


الأرضى ةج ةس و ب يل لطر لوت 1 د 
5-5-4 الوقاية من التلامس غير المتعمد 0 
غ#ه”" الوقاية من أى تلامس مباسشر ا و 0 
0 الوقاية.من التلامس غير المباشر 0 
7-4 الوقاية من التلامسس غير المباشر بدون فصل التيار 

الكهربى و ا ا ارد و 
:م الوقاية من التلامس غير المباشر بالمراقبة المستمرة للعزل 50006 
1-5 الوقاية باستخدام نظام معادلة الجهد الرئيسى والإضافى 5 
1.6 الوقاية من التلامس غير المباشر باستتخدام أجهزة الوقاية 0 
١-١١.‏ استخدام أجهزة الوقاية فى نظام 110 ........... ا 
5-1١١4‏ استتخدام أجهزة الوقاية فى نظام "11 م 0 
+-.١للم‏ استتخدام أجهزة الوقاية فى نظام 11 ل 00000 


. 


6ن ملاحظات تراعى للوقاية من التلامس المباشر والتلامس غير 


المبااشر 0 م 0 
الباب الخامس 
الموصلات والكابلات 
06 الكابلاات ار اا 011 اا 
هاا القلوب المعدنية 000 ا ا ا 
ه١-35-‏ العوازل ا ام 
ه-١25-1‏ الفرشة والغلاف المعدنى والتدريع 000 
ه-١-4)-‏ طبقةالحماية الخارجية 0 0 
6" الكابلات ذات العزل المعدنى ا 00 
هم اختيار مساحة مقطع ال موصللات ا 000 
ه-8-١2001‏ اختيار مساحة المقطع للحصول على أحسن سعة تيارية ...... 00 
ه-5)- اختيار مساحة المقطع لعدم تعدى فقد الجهد المسموح يوه ع ا 
هعم اختيار مساحة الممطع لعدم تعدى درجة الحرارة عند 
القصر ا ا 0 
الباب السادس 


الأنظمة انختلفة لعمديد الكابلات . 


0 المواسير الصلب بب000000 0 ااا‎ ١5 
210 000102522 مواسير البلاستيك ©8176 ة ز ز زد دز‎ 56 
١4 8- ترانكات البلاستيك 7231/0 00 معيي‎ - 
00 ما الترانكات المصغرة ا ا‎ 
0 الترانكات الإطارية ا د 00131217 0 اا‎ 1 


ا ترانكات الألومنيوم 0 00 
كيده ترانكات القضبان ا 00000211 00 
2001-5-5 ترانكات القضبان المستخدمة فى الإضاءة و ل اي فا 
؟ه_؟ ترانكات لفان المستخدمة فى توزيع القدرة مدا 
1 الترانكات الأرضية .. 0000000 0 ااا 


2001-5-5 ترانكات بقنوات مغلقة تدفن فى طبقة الخدمة بطريقة 


2005-5-5 ترانكات أرضية تدفن فى طبقة الخدمة بأغطية ويمكن 


مجميعها يا 0 
8-5-5 نظام تمديد بمخارج للأرضيات الكاذبة 0 
5-5-5 خطوات تركيب الترانكات الأرضية ل 
5-5-ه اختيار نظام الترانكات الأرضية المناسبة ا ل 
7 حوامل الكابلاات 1 
001-10-5 حوامل الكابلات ذات الكتائف 00 0 
دنا _ م حوامل الكابلات السلمية 0 
ام حوامل الكابلات المثقبة 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
8-5 الخنادق الأرضية ا 2000 إل او كوو للق ب 1 ١31/2‏ 
4-5 طرق التثبيت 000١‏ ا 

الباب السابع 
أجهزة الوقاية الكهربية 

/ا- ١‏ المصهرات ااا 1 [ ل 


المصهرات التى يعاد تسليكها م ا يا 
المصهرات الخرطوشية 0 


الخواص الكهربية للمصهرات الخرطوشية 7 00ظ2ظ 
طروقة عر الكنا ومابع"القرة قلق امبرو انغ 000 
قواطع الدائرة المصغرة 1/1)8'5 19171710000 
الخواص الكهربية لقواطع الدائرة المصغرة 1/5085 555 
عرض المعلومات الفنية على قواطع الدائرة المصغرة 38008'5 .. 
قواطع المحركات المصغرة 71/18/1018'5 ا 0000 
قواطع الجهد المنخفض 1815© 1.9 ل 
الخواص الكهربية لقواطع الجهد المنخفض 00 
معايرة القواطع ذو عناصر الفصل الحرارية والمعناطيسية 0 
معايرة القواطع ذو عناصر الفصل الالكترونية ................... 
اختيار قواطع الجهد ال د الو ومسو لو وو نيه مار 
قواطع التسرب الأرضى 111.085 ا ا 
المصطلحات الفنية المستخدمة مع قواطع التسرب الأرض 
5م ا 
أنواع قواطع التسرب الأرضى 151.008'5 م ل ا ال 
اختيار قواطع التسرب الأرضى 151.008'5 000 


محددات موجات الجهد المفاجئة 00 كد باع ا مر ورد ا ل لاو 


١ ؟‎ 


اكير مزاشة الشرن :سجة1ة سةط نمو 0 


الباب الثامن 


الأخطاء وطرق التنسيق على تمييزها 


الوقاية من زيادة التيار 7 0111100051 


تيار القصر الأقصى والآأدنى كن ل لدت انج ا دربو ورا 1ل 4ك 4 1ل ب دو وين 
الخداول المنفيخدمة فى حسابات القفسر 051 


التدسيق على تمييز الأخطاء ..... 000 
التنسيق على تمييز زيادة الأحمال ا 


الجمع بين أجهزة الوقاية المختلفة 000000 


الباب التاسع 
فحص التركيبات الكهربية 


0000111 11 الوحدات والمضاعفات والأجزاء 9 ؤزؤز ز ز ز ز ز‎ ١ 
ملحق 5 مقارنة بين الرموز العالمية والآلمانية والأمريكية ش52‎ 
اله ا ا‎ 


١ 


الباب الأول 


الصدمة 
مة الكهربية 


الصدمة الكهربية 

5 -مقدمة 

إن حجم الضرر الذى يلحق بالإنسان المتعرض للصدمة الكهربية يتحدد من ثلاثة 
عناصر وهم: 
-١‏ مسار التيار فى جسم الإنسان . 
؟- المدة الزمنية التى يمر فيها التيار فى جسم الإنسان . 
شدة التيار المار فى جسم الإنسان . 

ويمكن تمثيل جسم الإنسان بالموصل المعزول فالبشرة الخارجية لجسم الإنسان تمئل 
عزل الموصل» فهى تمنع انتقال الجبهود الخارجية لداخل جسم الإنسان؛ أما داخل 
جسم الإنسان فهو يشبه القلب النحاسىء إذ أن المقاومة الداخلية لجسم الإنسان 
صغيرة؛ لاحتواء جسم الإنسان على ماء تملح وبمجرد أن يقوم الجهد الكهربى بكسر 
عازلية بشرة الإنسان الخارجية بر التيار الكهربى فى جسم الإنسان» وتكون مقاومة 
جسم الإنسان فى هذه الحالة أقل ما يمكن ويصبح جسم الإنسان كموصل جيد 
للتيار الكهربى . 

فقبل أن يحدث انهيار لعازلية البشرة الخارجية لجسم الإنسان؛ فإن مقاومة جسم 
الإنسان تكون كبيرة» الأمر الذى يؤدى إلى إمرار تيار ضعيف جدا عند تعرض جسم 
الإنسان لجهد خارجىء ولكن بمجرد انهيار عازلية البشرة الخارجية تزداد شدة التيار 
المار فى جسم الإنسان والذى يعمل على إثارة الجهاز العصبى والعضلات بالحد الذى 
يؤدى لاضطراب أداء الاأعصاب وتلف لعضلات الجسم وخاصة عضلة القلب وقد 
يؤدى لتوقف القلب والوفاة. 1 
0١‏ - أسباب أصابة الإنسان بالصدمة الكهربية 

يوجد عدة أسباب تؤدى لإصابة الإنسان بالصدمة الكهربية نذكر منها ما يلى : 
-١‏ التلامس المباشر وهو ملامسة أى جزء من جسم الإنسان لأحد الموصلات الحية 

( الحاملة للتيار الكهربى ) . 


١ 1 


المباشر. - الملفات الثانوية للمجول - الملفات الثانوية لمحول التوزيع 
1 9 1 [ 
3 3 
5 0 9 ْ 
ٍ ْ 
3 | 3 ظ 


)١-١( الشكل‎ 


ففى الشكل ( أ ) يتعرض الإنسان للصدمة المي دمن المباش رمغ 
أحد أوجه مصدر كهربى مؤرض. 
وفى الشكل ( ب ) يتعرض الإنسان للصدمة الكهربية نتيجة للتلامس المباشر مع 
أحد أوجه مصدر كهربى غير مؤرض مع وجود انهيار لعزل وجه آخر وملامسته مع 
الأرض. 
وفى الشكل ( ج) يتعرض الإنسان للصدمة الكهربية نتينجة للتلامس المباشر مع 
وجهين من المصدر الكهربى بواسطة اليدين. 
١‏ - التلامس الغير مباشر وينتج عن ملامسة الإنسان للأجزاء الوصلة وغيرالحاملة 
للتيار الكهربى والمتعرضة لجهد كهربى: على سبيل المثال هياكل الأجهزة 
والمعدات المعدنية والتى ليست متعرضة لجهد كهربى فى الظروف الطبيعية. 


١م‎ 


ولكنها يمكن أن تنقل تيار كهربى إذا تعرضت لجهد كهربى نتيجة لتلف داخلى . 
لعزل المعدة أو الجهاز. - الملفات الثانوية للمحول 
والشكل ١١‏ -7) يبين كيفية 9 
تعرض الإنسان للصدمة من جراء 2 
التلامس الغير مباشر. 
؟- القوس الكهربى الناتج عن فصل ظ 0 
أحد القواطع الأتوماتيكية 7815© 8 : 
أو اقتراب شخص من أحد 9 93 ! 
تعروطل كسم العنالن :1 داور ]| | 
المسافة الامنة وهذا يسبب إلى 3 | 
إحداث شرارة كهربية تؤّدى 
اخوانالى الحسى ار ردات الشكل (1-1) 
حروق فى جسم الإنسان . 
4-- تعرض توصيلات الجهد المنخفض لجهد عال بالخطأ نتيجة لصعقة كهربية أو قصر 
دن متناف انيه اللخيس رديه العالى للمحولات رتفد يردن ابش ميد 
للصدمة الكهربية. 
"١‏ - العوامل المؤثرة على حجم الإصابة بالصدمة الكهربية 
وجد أن الإنسان يمكن يشعر بالتيار الكهربى الذى شدته (12324) وتردده 
)(50112). أو التيار الكهربى المستمر الذئ شدته (5804). أما إذا مر تيار كهربى 
متردد شدته (1:8804) فى جسم الإنسان يحدث تقلص غير مؤلم للعضلات ويمكن 
للشخسن العخلص :من مضت الثبار الكهرين المتبي للصندقة: 
وإذا مر تيار كهربى متردد شدته (04ة 15:30) يزداد تقلص العضلات المؤلم 
ويفقد المصاب سيطرته على نفسه ويفشل فى تخليص نفسه من مصدر التيار 
الكهربى المسبب للصدمة. وعند مرور تيار كهربى متردد شدته (30:50524) يصبح 
الننفسن 0 أما إذا مر تيار كهربى متردد شدته (18124 50:100) يحدث خللاً فى 
وظيفة القلب يؤدى للوفاة لبعض المصابين. أما إذا مر تيار كهربى شدته 
(100:200134) فى جسم الإنسان فإن القلب يتوقف عن العمل وتفشل الإسعافات 


ل 


الطبية فى إنقاذ المصاب . 
والجدير بالذكر أنه عند مرور تيار كهربى متردد أكبر (شلتظة 200) فإن الات 
سوف يصاب بحروق شديدة فى مسار التيار الكهربى. ويمكن تلخيص العوامل 
المؤثرة على حجم الإصابة من الصدمة الكهربية فيما يلى : 
- شدة التيار: فكلما ازدادت شدة التيار المار فى الإنسان ازدادت شدة الصدمة 
الكهربية . 
- زمن مرور التيار الكهربى: كلما ازداد زمن مرور التيار الكهربى فى جسم الإنسان 
ازدادت شدة الصدمة الكهربية. فمرور تيار قدره (534 80:90) لمدة 3 ثوانى 
يؤدى إلى توقف القلب والوفاة. 
- التردد : وجد بالتجربة أن التيار المتردد أشد خطورة من التيار المستمر فالتيار المتردد 
الذى تردده 501142 يمثل أقصى خطورة للإنسان . 
- مسار التيار فى جسم الإنسان: ويمكن ترتيب مسار التيار فى جسم الإنسان من 
حيث الخطورة كما يلى : 
ذم إلى ادم سيق إلى لاس ديمرق ل قاين جاية ل ايو 
والشكل ( ١-؟)‏ يبين مناطق الخطورة على الأشخاص البالغين من جراء الإصابة 
بالصدمة الكهربية من تيار متردد (50:60112) . 
- زمن مرور التيار 


10 


اا 
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همه 2 102 22005 02( 202005 10 5 20 10 5 2 "0 
جا يرل لضممعنء زول أمععءنه لإقهوط) 


# © 
عه 

يمو جح 'نن 
اليل 


بغ (نعناه!ا]! أمععءعنت أه مصوناأوءن0) 
- 
يه 


5 


الشكل (١-؟)‏ 
ا 


حيث إن : 


لايوجد تأثير على الشخص 1[ 2,011 
لايوجد شترزان رظانت الاعتياء 2 2,011 
لايوجد خطورة من انقباض العضلات 3 2011 
يحدث انقباض للعضلات بنسبة 53090 4 2,011 


يحدث انقباض للعضلات بنسبة تزيد عن 5090 5 72,0116 

4 -الأآثار المترتبة على الصدمة الكهربية 
هناك عدةآثار تحدث للشخص المتعرض للصدمة الكهربية يمكن إيجازها فيما 

: الحروق الكهربية ويمكن تقسيمها إلى‎ -١ 

أ- حروق تنتج عن مرور التيار الكهربى فى جسم الإنسان وتتمثل فى ظهور بقع 
مستديرة لونها فضى أو أصفرء وأحيانا تأخذ شكل الجزء المكهرب الذى لامسه 

ب- حروق تنتج من تأثير القوس الكهربى على جسم الإنسان وتتمثل فى تهيج 
الجلد عند سقوط ذرات المعدن المنصهر أثناء القوس الكهربى على الشخص 
المصاب وتششمى مع مرور الأيام. 

ج- حروق تنتج عند الصدمة الكهربية بالجهود العالية نتيجة لتأثير التيار المار فى 
جسم الإنسان» وكذلك القوس الكهربى ويتمثل فى ظهور بقع مستديرة وتهيج 
للجلد نتيجة لسقوط المعدن المنصهر عليه . 

7 - أضرار عصبية ويمكن تقسيمها إلى : 

أ - تقلص للعضلات بدون فقدان للوعى . 

ب - تقلص للعضلات مع فقدان الوعى . 

ج ‏ فقدان الوعى وتوقف القلب والتنفس وتوقف الدورة الدموية. 

9/ه -الاسعافات الأولية للمصاب بالصدمة الكهربية 
هناك عدة اسعافات أولية تجرى للمصاب بالصدمة الكهربية يمكن إيجازها فيما 

-١‏ تخليص المصاب بالتيار الكهربى وذلك بقطع التيار الكهربىء وإذا تعذر ذلك 
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يقوم المنقذ بإبعاد المصاب عن 
للب المكوعرت يواه تيه 
(١-غ).‏ - لوح من الخشب 
ثم التعا المصاب تبعا 
وو وا 35 الشكل )4-١(‏ 
لحالته والمخطط الصندوقى للمراحل ا م 
لإنقاذ المصاب بالصدمة الكهربية مبين بالشكل (١-ه‏ ). 


فصل التيار الكهربى 


إيعاد المصاب عن المنطقة 


الخطرة 


انهيار التنفس والدورة 
الدموية 


لفقي مقر والكتفمن: 


الشكل (١-ه)‏ 


5 


والجدير بالذكر أن هناك ثلاث حالات يمكن أن يتعرض لها المصابين بالصدمة : 
الكهربية وهم كما يلى: [ 
أ- توقف الجهاز التنفسى والدورة الدموية اك التو ند 

مقابلة فم المصاب» ففى حالة عدم وجود تكاثف على المرآة فإن هذا يدل على 

انهيار الجهاز التنفسى وبمكن وضع ورقة فى مقابلة فم وأنف المصاب فإذا لم 
تمتحرك دل على انهيار الجهاز التنفسى وفى هذه الحالة يجرى تنفس صناعى 
للمضاب؛ وعكن التاكد من انهيار الدورة الدذموية وذلك بتعريض عيديئ المضاب 
للضوء فإذا لم تتقلص دل على انهيار الدورة الدموية ويقوم بتحديد طبيعة 

الإصابة الأاشخاص المدربين فى الإسعافات الأولية . 

وهناك طريقتان لإجراء التنفس الصناعى للمصاب وهما كما يلى : 

الطريقة الأولى : يقوم المنقذ بالضغط على صدر المصاب بكلتا راحتيه ليطرد هواء 
الزفير ثم يزيل الضغط ليتيح الفرصة لهواء الشهيق بالدخولء ويكرر ذلك بصفة 
دورية بمعدل 12:15 ضغطة فى الدقيقة مع مراعاة نزع ملابس المصاب التى تعوق 
بيه وح الف واللاكلاسن كوم كيام اللضتاك بغلى بان 

الطريقة الثانية: تسمى بطريقة ة النفخ وتسمى أحيانا بقبلة الحياة ويقوم المنقذ 
بنفخ الهواء بفمه فى فم المصاب ويجب أن يكون رأس المصاب مائلة للخلف حتى لا 
يقوم اللسان بغلق الحلق. 

وفى نفس الوقت يجب تدليك الصدر براحتى اليد ثم تحريره معدل 60:80 مرة 
فى الدقيقة» وبذلك تتقلص عضلة القلب ويندفع الدم فى الدورة الدموية. 

والشكل ( 5-١‏ ) يوضح الخطوات المتبعة لإجراء التنفس الصناعى بالنفخ . 


ب- صدمة كهربية: إن المصاب بالصدمة الكهربية يكون نبضه سريع وضعيف, ' 
ويشعر المصاب ببرودة ويظهر العرق على جبهته وفى هذه الحالة يطرح المضاب 
على ظهره ويرفع قدميه لأعلى للسماح للدم بالعودة إلى الجسم . 
والشكل 7-١١‏ ) يبين وضع الصدمة 


)-١( الشكل‎ 


ج اذ. مس والنبض طبيعى : 

إذا كانت الدورة الدموية والجهاز التنفسى فى حالة جيدة» يوضع المريض على 
جانبه مع إمالة الرأس للخلف قليلا مع وضع يده أسفل رأسهء وحماية المصاب من 
البرودة وذلك بتدفئته ببطانية ومنعه من شرب الماء . 

والشكل ( 8-١‏ ) يعرض وضعين مختلفين لمصاب الصدمة الكهربية والذى 


تنفسه ونبضه طبيعيا. 


5: 


والمجدير بالذكر أنه يجب فحص المصاب بواسطة الطبيب حتى ولو ظن المصاب أنه 
قد نجاوأنه خال من أى إصابة لأنه فى بعض الأحيان لا تظهر أعراض الانهيارات 

الداخلية إلا بعد فترة من الزمن . 

1١‏ - تعليمات السلامة للعمل فى الدوائر الكهربية 
لقد وجد أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يتعرضون للصدمة الكهربية 

نتيجة لعدم اتباعهم تعليمات السلامة لذلك يجب على كل مهندس كهرباء أو فنى 

كيرا اتخاذ اللازم لحماية أنفسهم ورفقائهم من الصدمة الكهربية. ويمكن تلخيص 

تعليمات السلامة فيما يلى : 

-١‏ العزل ويتم ذلك بفصل التيار الكهربى عن الدوائر الكهربية التى سيتم التعامل 
معها وذلك بفصل القواطع أو المصهرات أو بوضع المفاتيح الكهربية الرئيسية 
على وضع 011 . 

اك البناكيد عن ان العيان الكهرى اليك وملدمرة الكمبرامطة انعد الاشعاته: 
فبعد فصل التيار الكهربى يجب تعليق اللوحة المبينة بالشكل 5-١‏ ) عند 
مكان المصهرات أو القواطع ويفضل غلق لوحة التوزيع بقفل» مفتاحه مع القائم 
بالإصلاح . 


لح 


)4-١( الشكل‎ 


؟- التأكد من عدم وجود جهد كهربى قبل البدء فى العمل» ويستخدم فى ذلك 
جهاز الافوميتر ولا يستخدم مفك الاختبار لأن لمبة هذا المفك لن تضىء إلا عند 
مرور التيار الكهربى فيهاء ففى حالة وقوف الشخص المختبر على أرضية عازلة 
فإن اللمبة لن تضىء عند وجود جهد كهربى . 

4- عمل قصر بين الأوجه الثلاثة مع الأرضى» ويتم ذلك بتوصيل الأرضى أولاً ثم 
توصل الأوجه الثلاثة بعد ذلك» ففى حالة وجود أى شحنة كهربية فإنها سوف 
تتسرب للأرض» ويجب استخدام موصلات لها مساحة مقطع مناسبة كى 
تتحمل تيار القصر الذى قد ينتج نتيجة للتوصيل الخاطىء للمفتاح الرئيسى أو 
القواطع أو المصهرات 


ه- ارتداء الأحذية العازلة عند التعامل مع الدوائر الكهربية . 


5-5 


الباب الثاني 
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-مقدمة 


التأريض هو توصيل نقطة ما فى دائرة كهربية بالآرض» ويسمى ذلك بتأريض 
الخدمة 8تتطاهدء 5مناء2نا1, أو توصيل جسم موصل غير حامل للتيار 
الكهربى بالآرض مثل : هيكل جهاز كهربى ويسمى ذلك بتاريض الوقاية. 
عمتطايدء 610 . والأرضى هو عبارة عن موصل غير معزول مدفون بالأارض 
ويسمى بالقطب الآرضى . ظ 

والشكل ( ١-7‏ ) يوضح الفرق بين تأريض الخدمة ( الشكل أ)» وتأريض الوقاية 
(الشكل ب). 


الشكل (1-1) 
فيتضح من الشكل ( أ) أنه تم توصيل نقطة النجما للمحول الكهربى بالأرضى 
من أجل الحصول على خط تعادلء وبالتالى يمكن الحصول على جهد وجه فإذا كان 


جهد الخط (الجهد بين وجه وآخر) 38017 فإن جهد الوجه (الجهد بين وجه 


؟ 


والتعادل ) يساوى 220177 وهذا ضرورى لتشغيل الأحمال الأحادية الوجه. أما فى 
الشكل ( ب ) فقد تم توصيل جسم المحرك بالأآرضى» وذلك من أجل حماية الإنسان 
من الصدمة الكهربية عند ملامسته لهيكل المحرك أثناء حدوث انهيار داخلى لعزل 
امحرك؛ وسوف نتناول هذا الموضوع بالتفصيل فى الباب الرابع . 
ويتكون نظام التأريض الوقائى من قطب واحد أو عدة أقطاب أرضية وموصل 
أرضى 000116101) 1831111128 »وموصل وقاية ملاع مط » ومجموعة 
من الوصلات 80101285 . ويعمل نظام التأريض الوقائى على : 
- منع تشكل أى جهد على الوسط المحيط عند حدوث أى خطأ مثل: هياكل 
المعدات الغير حاملة للتيار الكهربى وذلك بالربط الكهربى لجميع هياكل الأجهزة 
والمعدات الكهربية الموصلة للتيار الكهربى مع نظام التأريض .. 
- يسمح بإمرار الشحنات الإستاتيكية التى تتشكل على هياكل المعدات والأجهزة 
الكهربية للأرضى . 0 
- يمرر التيار اللازم لتشغيل أجهزة الحماية من :زيادة القيار عند القصر. 
- يعمل على تصريف الشحنات الكهربية للضواعق اأبرقية للأرضى .. 
والججدير بالذكر أن جهد الأرضى يساوى صفرأًء لذلك يجب لحافظلة على جهد 
جميع هياكل المعدات الغير حاملة للتيار الكهربى عند جهذ الصفرلمنع تشكل فرق 
جهد بين هياكل هذه المعدات والأرضى أثناء تلف هذه المعدات وذلك من أجل 
حماية الإنسان من الصدمة الكهربية. 
ويمكن اعتبار الأرض كموصل له مساحة مقطع كبيرة جد وطول كبير جداً 
ويمكن لها حمل أى تيار مهما كان شدته . وتعتدمد المقاومة النوعية للأرض على عدة 
أمور مثل : ا ا ولاو واي 
خريف - صيف ) . ظ 
وللتموسكة بالمحرية أن زكادة طول قطب الارضى لدانافير اكتدرر من زإياذة قطان 
تلب الا رشق :قا منقباوضة الأرهى حكن لوتدارك الاح المشاعنية ل 


؟ 


الحالتين » وتتكون مقاومة الأرضى كما هو مبين بالشكل ( 7-1١‏ ) من: 
دامقازمة النلاس ابي عمّوة الأرضى والترية. 
- مقاومة الأرض ١‏ 7 الخحصمطة. 
ومقاومة عمود الأرضى ( قطب الأأرضى ) ليست كبيرة بل يمكن اعتبارها مهملة. 


١-7 الشكل‎ 


ويمكن اعتبارها مجموعة من القشرات المحيطة بالقطب الأرضى» فكلما ازدادت 
المساحة السطحية للقشرة قلت مقاومتها أى أن مقاومة الأرض تكون غير خطية 
بمعنى أنها تكون صغيرة بالقرب من القطب الأرضى» وتزداد كلما ابتعدنا عن 
القطب الأرضى . 


5١ 


؟/ ؟7- أنواع الأقطاب الأرضية 
يمكن تقسيم الأقطاب الأرضية إل 

١‏ --أقطاب أرضية طبيعية وهى تتمثل فى أجزاء معدنية مدفونة طبيعياً فى الأرض 
والأعمدة الخرسانية التى تحتوى على حديد مسلح وطبقة التدريع للكابلات . 
والجدير بالذكر أنه لاا ينصح باستخدام مواسير الماء والغاز كقطب أرضىء ولكن 
يمكن توصيلهما مع نظام معادلة الجهد 5[/5]622 150111001681121 والذى سوف 
نتناوله فى الفقرة ( 54 /4؟ ). 

١‏ اليو ام 0 لمكا 


شعد دلي 6 


المفضلة (4)301019) أو 
(526401111). 


-- ماسورة مقاسهابوصة ماسورة 


أو 2 بوصة 


- عمود قطره 15101111 أو . 035 - عمود قطره 16111113 
20111111 


0 


تابع المجدول (؟ - )١‏ 


1.5 22600 2600 0 


060 36 
260000000 1ظ2 


والشكل ( "١‏ ) يبين الأشكال المختلفة للأقطاب الأرضية الصناعية- 


قذن 


| 
26 


- شعاعي ان ن تأريض 


0 


- حلقي 


- شبكي ؤ 


الشكل (-م) 


؟9/ 5/١-القضبان‏ الأرضية 1005 )1,21 


بصورة رأسيه إذا كانت الأرض لينة» أو بصورة مائلة إذا تعذر غرسها بصورة عمودية 


والشكل ( 4-١‏ ) يوضح الطرق امختلفة لغرس القضبان الأرضية 


5 


الشكل 4-7 


ويتم غرس القضبان الارضية فى الارض إما بالحفر -مسمار ,8 
ثم الردم أو بالدق اليدوى أو بالدق بالمطارق الكهربية 
أو الهوائية أو الهيدروليكية. ا حفصيي” 

ويكون طول القضبان الأرضية أكبر من 150 وأقل 
عادة من 2.552 » وتتميز القضبان الأرضية المتوفرة فى 
الأسواق بأنها قابلة الاستطالة بتجميع عدة وصلات مع 
بعضها حيث تكون مزودة بجلب توصيل خارجية كما 
هو مبين بالشكل ( 5-5 ). 

وتعتبرالقضبان الأرضية المصنوعة من النحاس 
أفضل القضبان الأرضية» ولكنها ليست متينة بالقدر 
الكاف الشرتينهدا تفن الا ررض على اعتينا فق كب والطلرق . 
يدن ب بونة نك معي تيان لني ا 0 
الأفضل فى مثل هذه الظروف» حيث يمكن غرسها لأعماق تصل إلى 3083 فى التربة 
الوملية: 0 1 


-. 


والجدير بالذكر أنه أمكن التغلب على مشكلة المتانة الميكانيكية للقضبان 
النحاسية باستخدام الجهاز المبين بالشكل. 5-57 )» حيث يتم شبك قضيب النحاس 
المرن مع مقدمة دقاق هوائى, وبالتالى يمكن غرسه على أى عمق علما بأن هذا الجهاز 
من صناعة شركة 156855م1]1 . 


ه؟ 


- حبل النحاس المرن ْ 
- وصلة من الصلب طولها :1 


- وصلة من الصلب طولها 1:5 


الشكل (؟-5) 


77 “ -الشرائط الأرضية المدفونة فى الأساس 

لقد أسفرت نتائج التجارب المجراة فى ألمانيا على أن أفضل النتائج يمكن الحصول 
عليها من دفن شريط من الصلب أو حبل من الصلب فى الأساس على شكل مسار 
مغلق حيث تكون أبعاد الشريط 30063.21313 أو 2526420123 » ويكون قطر حبل 
الصلب المجلفن على الساخن لا يقل عن 1018153 . ويجب ألا تبعد جوانب الأساس 
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وفى حالة زيادة هذه المسافة عن 1013 يجب إمرار شريط أرضى أو حبل الصلب ‏ 2 
فى الجدران الداخلية. ْ 
والشكل ( )-١‏ يبين طريقة تمديد شريط الصلب فى أساس المنشأة. فالشكل 
(أ) يوضح أنه لا حاجة من إمرار شريط فى الجدران الداخلية للأساس لآن المسافة بين 
مركز الأساس والجدران أقل من 1013.: أما الشكل ( ب ) فيوضح أنه يجب إمرار 
شريط أرضى فى الجدران الداخلية لآن المسافة بين مركز الأساس والجدران الخارجية 
للأساس أكبر من 1011 . 


0 1 | كمد كفا فسا فد يا ذا للد ل ا 1 ا اد يدا لذ ذا حا 


- موصلات الأرضي 


الح جاح ننه طا اح اح خاواحه ايا نا نا نايا 


- موصلات الأرضي 


9 
٠ 
1 
ا‎ 
١ 
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١ 
ُ 
0 
0 
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١ 
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ل‎ 
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' 
٠ 
١ 
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ا اا ا اا اا ل ا ل ال لال ا ل سا نا م 
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ل‎ 
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١ 
١ 
ْ 
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١ 
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١ 
١ 
أ‎ 
١ 
ا‎ 


الشكل 17 0) 
وعادة تستخدم ركائز توجيه 509061 لتمديد شريط الآأرضى 
الشكل 17١‏ 8 ) يوضح طريقه تمديد الشريط الأرضى فى الأساس . 
ويمكن تعيين مقاومة القطب الأرضى المدفون بالأساس بالمعادلة 2-1 


7 


> ؟* ‏ لسسصسة اا 
حيث إن : المقاومة النوعية للتربة (20. 2) | 7 / 0 
طول الشريط (50) 5 

حجم الأساس المخيط بالقطب الأرضى (503) 


شريط الأرضي 


الشكل (؟-8) 
5 حساب مقاومة الأرضى ‏ - 


تعتمد مقاومة الأرضى على المقاومة النوعية للتربة (12 . 52) م وكذلك على شكل 


أما بخصوص المقاومة النوعية للتربة فتعتمد على عدة عوامل مثل : 
-١‏ نوع التربة. 

5- رطوبة التربة . ظ 

لات المقاومة النوعية للسوائل الموجودة بالعرية : 


١ 


الجدول ١؟-5؟)‏ 


30 


وسوف نتناول فى الفقرات التالية عدة أنواع من الأقطاب الأرضية والمعادلة 
المستخدمة لتعيين مقاومة الأرضى مع كل نوع. 

5 - قضيب واحد مثبت عموديا 

ويكون هذا القضيب إما ماسورة أو عامود. 

والشكل ”4-7 يبين طريقة غرس قضيب أرضى عحوديا . 

والمعادلة 2.2 هى المعادلة التقريبية لتعيين مقاومة القضيب الأرضى المشبت 
وي : 

2 جه 2) ا 2 


المقاومة النوعية للتربة (م.42) م 
طول القضيب المدفون بالأارض (20) بآ 
فإذا كانت المقاومة النوعية للتربة (5052.52) 


وطول قضيب الأرضى (2.510) »فإن مقاومة 


الشكل (؟4-7) 


1-5 


5 ”” -قضيب واحد مثبت أفقياً 

ويكون على شكل قضيب له مقطع 
داقرض ففليفق. قظرو 4 نولو ليوحتل 
شكل شريط من الصلب بسمك أكبر 
من3131111 ونصف عرضه 4 وطوله دآ ومدفون 
على عمق 800018 . والشكل ( ٠١-١‏ ) يبين لشي ركد 
طريقة وضع قضيب أرضى أفقياً. والمعادلة 2.3 هى المعادلة التقريبية لتعيين مقاومة 
القضيب الأرضى الموضوع أفقيا على عمق 8000102 . 


98 
حيث إن : 
“لول العمود ظ غ6 1 
فإذا كانت 'تماومة النوعية للتربة (5052.13) وطول العمود (412) ؛ فإن مقاومة 
الآأرضى تساوى : 
ظ 2260 
62 25 ع تت ا 827 
4 


”7 الشبكات الأرضية 

تعكون الشبكة الأرضية من مجموعة من القضيان الرأسية المتصلة فيما بينها 
بشريط أفقى كما هو مبين بالشكل ١١-7١‏ ) وحتى يمكن تعيين مقاومة الشبكة 
الأرضية يلزم هذا تعيين مقاومة القضبان العمودية بمفردها وكذلك تعيين مقاومة 
الشريط الأفقى . 


والشكل ١7 ١١‏ ) يبين طريقة تثبيت ت عدة قضبان عمودياً وموصلة على التوازى . 
و7 


-4 | 
3 جب (0ك) ‏ سد ل رج[ 
5 ! - هم 
ْ إن : 
حيت دك الشكل (؟-١١)‏ 
مقاومة العمود الواحد ©6آ 
معامل الاستخدام 1 
7 الأقطاب لم 
والججدول١١”)‏ يبين قيمة 
معامل الاس - ستخدام ١1[‏ ملعتمدة على 
عدد الأعمدة المرتبة فى صف واحد 
11 وكذلك النسبة 5/1 . 


)١7-5( الشكل‎ 


المجدول (؟-”") 


| 0. 21 0.8: 7 2 
3 0.9: 2 076: 8 
0) 067 72 


0.56: 2 : 


ا 


المرتبة فى مسار مغلق 11 وكذلك النسبة -آ/5. 
المجدول ١؟14-7)‏ ظ 
6[ 5كههده ]| [4| 5تسننته | ١|‏ | 780462 


0.68: 2 )06 0) 5 
0.64: 9 40 | 05061 4 4 4 
0.62: 7 0.52: 8 60 2 60 


والمجدول (؟-ه ) يبين قيمة معامل الاستخدام للشرائط الأفقية التى تصل بين 
القتضبان الأرضية العمودية المرتبة فى صف :والتئ تغعمد على تنسبة 5/1 #وكذلك 
عدد القضبان الرأسية 71. 


2 
5 
2 
5 
5 
در 
6 
- 
مأ 
حم 
- 
م 
م6 


الجدول (؟8-1) 


1 7 |74 |0671 031 
2 9 | 0.86 | 0.79 6) 
3 2 | 0.9 | 0.85 | 0.82 | 0.68 | 0.58 | 0.49 
والمعادلة التقريبية 2.4 تعطى قيمة مقاومة الشريط الأفقى الذى يصل بين 
م2 
174 ج((ك) ‏ النأدا له 
ا 


5:5 


أما المعادلة التقريبية 2.5 فتعطى قيمة المقاومة المحصلة للشبكة الأرضية 16 


17 طآ 
ب[ ]1 


5 هب (0) - 16 


مثال : 
المطلوب حساب يا ان 
شاي الشييةة ظ 
الأرضية لمصنع والمبينة 
بالشكل (؟75-5١)‏ | 
حيث إن : ظ 
عدد القضبان 
الرأسية 721-60 
السافة ون الخفسب 
والآخر 5-1510 
طول القضيب 


الرامبى العا 05ت ف اسك ٠-١...‏ الت 1 1 ل 1ل 1010 


٠ 


قطراا ٍ 6 بع 

ش الشكل ١١-١‏ 
أبعاد الشريط الأفقى متم )414 
المقاومة النوعية للتربة 52.130 1000 - م 
الإجابة : ش 


57 


م ا 
وحيث إن : 


(0.62:0.67) ويمكن اعتبارها 0.65 وبالتالى فإن 


200 
0 0.65 
وبالضيينة الشتريطل الأقفي الذقع يضنا نين 60 ختهودا والبد ا فتك تين مقاركة 
الشرزيط الأفقى من المعادلة التالية : 


- بخ[ 


26 
0 5 
وحيث إن : 
5 
3 حدر 0 - لآ 
فإن معامل استخدام الشريط الأفقى يمكن تعينه من الجدول ( 7١-ه‏ ) وتساوى 
تقريبا 0.49 
أئ أن * 
0 22 
0 4.5 ع- حر سي 0 ا 
00 © 0.49 
وبالتالى تصبح المقاومة الكلية مساوية 
طغظا 1 
عست تت د ا ]10 
طغم + بي[ 
ا 5 2 5 
2-6 25 


٠‏ /"”/ ؛ الأقطاب الأرضية الشعاعية 


الشكل )١ 4-7١‏ يبين شكل قطب أرضى شعاعى بثلاث أشعة (الشكل أ) 
وبأربع أشعة ( الشكل ب ). 


2 


الشكل (؟4-1١)‏ 


وتستخدم الأقطاب الأرضية الشعاعية فى تأريض خطوط نقل الطاقة الكهربية 
وتأريض بعض المنشات والمبانى وهى تدفن على عمق (0.3:0.882) وتحسب مقاومة 
القطب الأرضيي الشعاعى من المعادلة التقريبية 2.6. 


المقاومة النوعية للتربة ‏ 0.12 م0 


طول الشعاع الواحد 1 1 
عدد الأشعة ءا 
معامل الإستخدام 1 


يعين معاما الاستخدام |8 بدلالة طول الشعاع .آ ؤقطر الشعاع 0 وعدد الأشعة 11 
و و ا ا 
من الجدول .)5-5١١‏ 


ومس وعم رم وس بج وود * 
كح رح سس 11 
0 مسح بي 


| » إمنا» 


مثال : 


قطب أرضى على شكل شعاع رباعى طوله 152 10 > بآ وأبعاد الشريط المصنع 


الأرضى؟ 
الإجابة : 
: 20 
110 


12 


من الجدول (75-5) فإن معاملالا 
4 - 401,17 ع ل ,رن 10 ع رآ هى 0.69 
أى أن : 


2 200 


ل 10-420.69 53 


؟/”/ ه- الألواح الأرضية 

يندر استخدام الآلواح المعدنية كأقطاب أرضية لأنها تحتاج مجهود شاق لدفنها فى 
الأرض» فهى توضع عمودية فى الأرض على حدها ( حرفها) , وذلك من أجل 
الوصول لمساحة تلامس جيدة للوح مع التربة» ويمكن حساب مقاومة الأرضى ذات. 


61 


0 
7 جل 40 حصححم 0 سخا | 
عأ 
حيث إن 
عرض اللوح 12 نذا 
مغال : 


قطن ارظن على شكا لوح أبعاده (12112 0 7 600 32 1.5) مصنوع من 
النحاس ومدفون فى تربة مقاومتها النوعية 10052.53 . فما هى مقاومة الأرضى . ظ 


الإجابة : 
حديث أن : 1 100 -- م 
ل 600 ع ر ]ع اا 
3 0.6 ع ]ع ألا 
لذلك فإن | | 
100 م 


و4169 لنسش ا لس حلكيد 
ظ 1006| 4 اه 
4- الطرق المتبعة لتقليل مقاومة الأرضى 
يمكن تقليل مقاومة الأرضى بعدة طرق أهمها: 
-١‏ زيادة عدد قضبان التأريض. - 
١‏ زيادة طول قضبان التأريض . 
٠‏ معالجة التربة . 
وعادة نلجا لمعالجة التربة إذا لم تنجح الطريقة الأولى والثانية فى الوصول لمقاومة 
الأرضى المطلوبة . وأكثر طرق معالجة التربة الطريقة المبينة بالشكل ( ١5-5‏ ). 


2*7 


حيث يحفر حفرة بجوار القطب 
الأرضى وعلى بعد 100013 منه تقري 30608 
وبعمق 23001112 وبعرض 200012» ثم 
تغمرهذهالحفرة بالماء» ثم يوضع 
كبريتات الماغنسيوم أو كلوريد 
الصوديوم ( ملح الطعام ) أو الكربون أو الشكل (؟5-7١)‏ 
الفحم أو إضافة برادة الحديد فى هذه الحفرة» وتغطى هذه الحفرة بشبكة معدنية, 
ويجب إجراء تفتيش دورى على هذه الحفرة للتأكد من عدم تسرب المادة المعالجة فى 
التربة» كما يجب إجراء قياس لمقاومة الأرضى من حين لآخر للتاكد من أن مقاومة 
الأرضى لم تتجاوز القيمة المسموح بهاء 
وسوف نتناول طرق قياس مقاومة الأرض فى 
الفقرة ( 7/5١‏ ). 

والشكل ( ١5-1١‏ ) يبين طريقة أخرى 
لمعالجة التربة حيث يوضع ملح الطعام حول 
قضيب الأرضى بالطريقة المبينة بالشكل . 
ويضاف الملح فى طبقات طولها 210083 


ركنا نه إناء لبحيةه الطب ساك م 5 
1:15 لختر ولك كملر يي الشكل )١5-51(‏ 
وعادة 0 إلى 30:4018 ملح 


د 
أخرى لمعا لجة التربة حيث يوضع ملح 
الطعام حول خندق دائرى حول 
القضيب بعمق 3060011 » وبعرض 
الف كني ويوضع فيه المادة المعا لجة 
( ملح الطعام ) ويضاف لماء معدل (1:1.5) 2 
لتر ماء لكل كجم من ملح الطعام. . 
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الشكل (117-1) 


م 


؟/ ه - موصلات الأرضى 002012)055) متانط)1:2 


تعوم هذه الموصلاات بتوصيل القطب الأرضى بلوحة الدخول للمنشأة . والجدول 
السطلت ستيان النسان ار الضات» 


(المجدول ؟ -7) 


دطريظ من العات فشائعة معطي تدم 25 بدرجة حماية ضد 
- شريط من الصلب المجلفن على الساخن مساحة مقطعه | الصدأ والتاكل. 


لصحم 50. 


والشكل )١8- ١١‏ يبين طريقة تمديد 
الموصل الأرضى عند استخدام قطب أرضى 3 
على شكل شريط من الصلب المجلفن على - حماية من يفص |[ 57 
الساخن والمدفون فى الخرسانة والذى أبعاده : 
محم 3.5 ع 30 أو تقد 4 ؟< 25 . 


-- مادة عازلة 


الموصلات الأرضية فى موقع مرئى» ويجب - الشريط الآرضي لفق 
حمايتها من كافة العوامل الميكانيكية ركيزة توجيه. 
والكيسيائية وذللة عيذ العتجديد فوق الجدول (؟ )١18-‏ 


اللأرض» ويجب دهاث الأجزاء الموضوعة فوق الأرض ونحتها مباشرة بدهانات لمنع 


16 


الصدأ؛ وذلك لآن هذه الأجزاء هى المعرضة للصدأ . وأحيانا يتم تغطية هذه الأجزاء ' 

بالبلاستيكء وعادة يتم إمرار موصلات الأرضى داخل أنابيب من البلاستيك أو 

الصلب لحمايتها من الصدأ والتاكل خصوصا للموصلات التى مساحة مقطعها 
161017 أو أصغر. 


والجدير بالذ كر أنه عند تمديد موصل أرضى داخل أحد القنوات المعدنية وعند 
مرور تيار كهربى فى موصل الآرض أثناء حدوث خطأ يتولد قوة دافعة كهربية بالمحث 
فى معدن هذه القنوات المعدنية فترتفع درجة حرارتها بالحد الذى يؤدى إلى انصهار 
الموصل الأرضى» لذلك يجب توصيل المجارى المعدنية من كلا جانبيها بالموصل 
الأرضى بالطريقة المبينة بالشكل (؟ .)١9-‏ [ 


- كوبري 


- غرفة تفتي: 
للقطب الأرضي 


القطب الآر ضى 


الشكل (؟ )١5-‏ 


يسع من كلك شارف الشمر معلافةوبتضوس الرطلدة التسيقابة ف ترصيل 
القطيه ةل ىهم الوضل الأرقئ يجتب أن تكرن مشا عن من مقن عدن المر صل 
الأرسىع الققلص الارضي» اذا كاة الوسل الأرضى والنططت الا رضحن السعداتن 
حت اسهد [ء معن النعانن اننا [ذا كان مسد اقلت الارضى يلق عد 
نتحدن ارول الأركى سيعيفام رغيلة تنافية وعابو الرضل سس من معد 


و6 


أحدهما يشبه معدن القطب الأرضىء والآخر يشبه معدن الموصل الأرضىغ وبالعالى 
فإن أسرع جزء يحدث له تحلل كهربى هو هذه الوصلة؛ لذلك توضع هذه الوصلات 
داخل غرفة تفتيش حتى يسهل الوصول إليها وتفبيرها إذا لزم الآمر. 

وعادة توضع وصلة ثابتة فى مسار الموصل الأزضى يمكن فكها لأغراض قياس 
مقاومة شبكة التأريض كما هو مبين بالشكل (؟ - 7١‏ ). 


ظ - الموصل الأرضي 
التشكل (؟ - )٠١‏ 


؟/] "5 -موصلات الوقاية (1715) :ماعن 0كسه) نمناعمووعم 

وهى تكون معزولة بلون أصفر أخضرء أو تكون موصلات من النحاس العارى. 
والجدول (؟ -8 ) يبين مساحة مقطع موصلات الوقاية بدلالة مساحة مقطع الأوجه» 
فإذا كان موصل الوقاية يستخدم لعدة ذؤائر تستخدم أكبر مساحة مقطع خاصة 


أآه 


المجدول (86-5) 
اه[ [ن زه[ لزن عاد 
رصت مد إن إناء اء »ءا 
لسسسست | | | 8« »|6 »ا» 
سس سس | | | 622181" |" 
5000 
+ع ع ءاه هاه ساسا 
سسسرسسسات 0 || »| »| »فا م 
سر صصص | *[ه| «[ »| * إ*|* »| * ]د 


؟ه 


ا مقطع موصل الوقاية المعزول “5050 


وهناك عدة ملاحظات يجب مراعاتها مع موصلات الوقاية وهى كما يلى : 

اشوتعين أن كنةة عوطت الوقائة بكائل بظرله ونس صنانة عسي مزمكلذت الأرس 
الختلفة» ويمدد مع الأوجه امختلفة داخل ما سورة واحدة أو مجرى واحد»ء ويكون 
لون عزله أصفر أخضر. 

؟ - لا يجوزتامين موصل الوقاية مصهر حماية» ولا يجوز أن يكون قابل للفصل عن 
الدائرة . 

“ -- يتم توصيل موصل الوقاية الرئيسى 
مع موصللات الوقاية المرعية بعناية 
فائقة سواء باللحام أو بواسطة 0 1 
بوصلة مقلوظة آمنة. 


4 - يحظر توصيل موصل الوقاية مع 


القطب الأرضى بطريقة مباشرة دون 
التوصيل بالموصل الأرضى . 
ه - يجب أن يكون لكل جهاز موصل 1 
وقاية خاص به متفرع من موصل الوقاية الرئيسى» 
ويمنع توصيل الهياكل المعدنية المطلوب تأريضها بالتسلسل بواسطة موصل 
الوقاية . 
والشكل )7١ - 7١‏ يبين طريقة التوصيل الصحيحة للأجهزة مع موصل الوقاية 
الرئيسى ( الشكل أ) وطريقة التوصيل الخناطئة للأجهزة مع موصل الوقاية 
الرئيسى ( الشكل ب ) . 
ال يع سي ل يا لحي ا لور رار 
البراغى المغدة لذلك لتسهيل الفك عند اللزوم . 
؟ / / - قياس المقاومة النوعية للتربة 
يمكن قياس المقاومة النوعية للتربة باستخدام جهاز قياس مقاومة العزل بالطريقة 
المبينة بالشكل ١١‏ -؟١7).‏ 


الجدول (؟ - ١؟)‏ 


ده 


حيث إن : 
المسافة بين القطب الرئيسي والمجس (83) 
المسافة بين القطب الإضافي والمجس (52) 
طول قضيب الأرضى 0 


قطر القطب الرئيسى بالبوصة ١‏ (53) 


1 5 نه سم بح 


الشكل ( -59) 0 : 
حيث إن قيم الابعاد الموضحة في الشكل السابق مبينة بالجدول ( ١‏ -1). 
المجدول (؟ -5) 


4 


تمثل مقاومة الأرضى بالمعامل 1 والذى يعتمد على الأبعاد الهندسية للقطتٍ 
الأرضى: 


5ه 


)١١- ؟١ المجدول‎ 


والشكل )١7-7(‏ يبين طريقة تحديد طول قطب الأرضي المناسب تبعا للمقاومة 
النوعية للتربة باستخدام جهاز قياس العزل 5 ذى النقاط الأربعة والمصنع بشركة 
0077 ,انآ 125110111 3ع88 016 . 


9 5 ؤ 5 5 5 مأ 


الشكل (؟ -17؟) 
حيث تغرس الأعمدة الآربعة المستخدمة فى خط مستقيم . والنقطة المطلوب 
تعيين المقاومة النوعية لها هى نقطة المنتتصف لهذه القضبان. ويستخدم فى ذلك 
أربعة قضبان» طول القضيب 3112». وقطره 12111 13» مصنوعة من الصلب امجلفن. 
والمعادلة 2.8 تعطى قيمة المقاومة النوعية للتربة فى هذه الحالة . 
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8 ج (42.20؟) 15 7 2 - م 


حيث إن 

المقاومة النوعية المتوسطة (23 .60) م0 

قراءة الجهاز (52) 34 

المسافة بين أى قضبين (12 ) 5 

والجدير بالذكر أن المقاومة النوعية للتربة والمحسوبة من المعادلة السابقة تكون على 
عمق (3/4) المسافة 5. 


والجدول (؟ - )١١‏ يبين بعض نتائج القياسات التى تم إجرائها لقياس المقاومة 
النوعية لتربة على أعماق مختلفة وذلك بتغيير المسافة بين الأعمدة. 


215 - ”١ الجدول‎ 


ان 


03 فى حين أن المقاومة النوعية للتربة على عمق 13 9 تساوى 50252.53 لذلك 
ينصح باختيار عمود طوله 12 3 وذلك لعدم وجود فرق كبير فى المقاومة النوعية مع ْ 
زيادة الطول ثلاث مرات . ٠‏ 
5 - جهد التلامس وجهد الخطوة عع8ها01؟؟ عاد لصة عزهاله؟؟ أعهاده ) 


الشكل ١؟‏ - ١5‏ ) يبين شبكة كهربية ثلاثية الأوجه مزودة بموصل وقاية 115. 
وموصل بها محركين كهربيين مؤرضين الأول 141 وبه قصر داخلى بين 1سآ وجسم 
ا محرك الأمر الذى يؤدى لانتقال هذا الجهد إلى القطب الأرضى عبر موصل الوقاية 515 
فيكون جهد القطب الأرضى مساويًا جهد خط الوقاية مساويًا جهد الوجه 1.آ 
فيتشكل جهد على تربة أرضى الوقاية ويقل هذا الجهد كلما ابتعدنا عن قطب 
الأرضى ليصبح مساويًا الصفر على بعد 2013 تقريبا من القطب الأرضى فى جميع 
الاتجاهات . وباعتبار أن المقاومة النوعية للتربة © ثابتة فى جميع الا تجاهات لذلك فإن 
منحنيات توزيع الجهد على تربة الأرضى تكون متمائلة فى جميع الاتجاهات أى أن 
الجهد على نقاط الدائرة التى مركزها قطب الأرضى يكون ثابتا تقريباء وتسمى 
الدائرة التى مركزها القطب الأرضى ونصف قطرها 20 20 بأساس الأرضى 123515 


0 ل 1 


وعند ملامسة الشخص رقم 1 لجسم المحرك 01 فإنه يتعرض لجهد تلامس 1[)1آ) 
فى حين يتعرض الشخص رقم 2 الملامس لجسم امرك 842 والموصل مع نفس موصل 
الأرضى لجهد تلامس 1702» ويتعرض الشخص 3 لجهد خطوة يساوى فرق الجهد بين 
قدميه والذى يساوى 21793 فى حين يتعرض الشخص 4 لجهد خطوة يساوى 054]. 
ويلاحظ أن جهد التلامس يزداد كلما ابتعدنا عن مكان القطب الأرضى فى حين 
يزداد جهد الخنطوة كلما اقتربنا من مكان القطب الأرضى . 

والإكدو با لةكتر نان نهد اللاطارة لآ عل كمزورة على الإنسينان فى شيكانة اللسهند 
المنخفض لصغر خطوة الإنسان . 

فى حين يمثل خطورة على الحيوانات الكبيرة مثل: الخيول والأبقار بسبب خطوتها 
الكبيرة بين قدميها الأماميتين والخلفيتين» وقد يؤدى هذاالجهد لارتفاع ضغط دمها 
وتصلب شرايينها وقد يؤدى إلى الوفاة . 


/اه 


2 
3 
١‏ 
عم 
لآ 2 7# 77# 
| ' 
7 ' 
2 
2 5002 
0 عل ,مكاي 
1 0 ظ 
0 ' 2201 
ل لحل وون 
ا 
0511-7 200 ظ 
سم لل ويم 
الشكل (؟ - 14؟) 


ولقياس جهد التلامس نستخدم لوح من الحديد المسطح أبعاده 2 35 » 35 
وتوضع على بعد (1.2512 :1) من امحرك باعتبار أن مجال يد الإنسان 1.2512 وينصح 


مه 


يسا 


8 لوح حك 751 
١‏ 4 7 


© ما 052 
ملاس مبللة. ١.‏ لاست جه ووو 


الشكل (” - 6؟) 


وعليه ثقل ع1 275 وهو يمئل ثقل الإنسان» ويوصل لوح الصاج بهيكل المحرك عن 
طريق فول تميق ر ذات مقاومة داخلية لا تقل عن 52 1000 ويفصل المحرك عن المصدر 
بواسطة القاطع الخاص بهء ثيِم يوصل اخد الآاوجه مع جسم امحرك ويعاد توصيل قاطع 
الدائرة مرة أخرى فتكون قرإءة الفولتميتر هى جهد التلامسء ويمكن تغيير وضع لوح 
الصاج مع المحافظة على المسافة بينه وبين المحرك واعتبار أكبر قراءة للفولتميتر هى جهد ' 
التلامس الذى يؤخذ به. 

ولقياس جهد الخنطوة نستخدم لوحين من الصاج أبعادهم 0102) 5 35 ونقترب 
من مكان القطب الأرضى قدر الأماكن للحصول على أعلى جهد خطوة؛ ثم نضع 
لوحى الصاج على الأرض» بحيث تكون المسافة بينهما تساوى 112 ووضع ملابس 
مبللة أسفلها ويوضع على كل منهما ثقل 4018؛ ويوصل بين اللوحين بجهاز 


9ه 


فولتميتر مقاومته الداخلية لا تقل عن 100042 ونحدث قصر بين أحد أوجه المحرك مع 
هيكل المحرك بنفس الطريقة المتبعة فى الحالة السابقة فتكون قراءة جهاز الفولتميتر 
هى جهد الخطوة» ويمكن تكرار التجربة عند مواضع مختلفة مع ا محافظة على المسافة 
بين اللوحين» ونعتبر أكبر قراءة للفولتميتر هى جهد الخطوة الذى يؤخذ به فى كلتا 
الحالتين» ويجب أن يكون جهد التلامس» وجهد الخطوة أقل من (36/آ 50), وفى 
حالة تعدى جهد الخطوة وجهد التلامس الحدود المسموح بها نقوم بعمل تعديل 
لمنحنى توزيع الجهد على الأرض باستخدام أقطاب أرضية إضافية بالطريقة المبينة 
بالشكل 55-7١‏ )»: وذلك باستخدام شعاع رباعى طوله 8133 مصنوع من الصلب 
امجلفن أبعاده 402732 « 5 كالمبين بالشكل ١؟ ‏ 4 ١ب).‏ 
ويربط معه أربعة قضبان من الصلب المجلفن طول الواحد 212 وقطره 16120111 . 


7ن 


015161016 سس ا 0 
م م 0 5 ٠‏ 


ع)لله؟ وا 


15 5 0 


الشكل (؟ -5؟) 


الباب الثالث 
مانعات الصواعق 
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مانعات الصواعق 


١ / *‏ - تاريخ مانعات الصواعق 

يعتبر بنيامين فرانكلين لمنللصة:1 «ندد زمع8 هو الأب الروحى لنظرية مانعات 
الصواعق الحديثة. ولقد ظهر فى أمريكا فى الفترة 1790 :1707 واخترع فرانكلين 
مانعة الصواعق 1006 1181111118 وذلك بوضع أعمدة معدنية فوق المبانى وتوصيلها 
والمنشات يؤدى لتفريغ الشحنات الكهربية الساقطة من السحب الرعدية. كما 
استنتج أن وجود مانعة الصواعق فوق المنشأة كفيل بتوجيه البرق إليها. 

ومنذ ذلك الحين فإن أسلوب فرانكلين فى عمل مانعة الصواعق معمول به إلى 
وقتنا الحاضر. ظ 
# / ” - خواص الصواعق البرقية 

تعتبر الصواعق البرقية هى تفريغ مرئى للكهرباء الساكنة المتجمعة على السحب 
والمتكونة نتيجة للأحوال الجوية. فعند النظر إلى السماء فى الأآيام التى يكون فيها 
برق» فإن السماء تكون ملبدة بالسحب الداكنة» ويعود السبب فى ذلك إلى أننا نرى 
حين يحتوى الجزء العلوى للسحابة على مناطق مشحونئة بشحنات موجبة.» وعند 
اقتراب السحابة من الأرض تتكون شحنات موجبة بالحث الكهروستاتيكى أسفل 
السحابة وذلك على الأجسام المرتفعة» على سطح الأرض لذلك يتشكل فرق جهد 
بين قاع السحابة» وهذه الأجسام المرتفعة وباستمرار تراكم الشحنات السالبة على قاع 
هذا الجهد ل أن يصل إلى مك 17 25 :20 ,» حينئذ يحدث تأين للهواء أى : 
يصبح الهواء موصلا جيدا للكهرباء» ويبدأ التفريغ الكهربى بأن تبدأ السحابة 
بإرسال الشحنات السالبة نحو الأرض فى صورة درج تقريبا 162061 60مم516 طول 
السلمة الواحدة 77 45 تقريباء وعندما يكون بداية هذا الدرج على مسافة 10 50:100 
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من نقطة التفريغ الموجودة فى الأرض ( المكان المرتفع المتجمع فيه الشحنات الموجبة ) : 
تبدأ الشحنات الموجبة بالانفصال من الأرض والتوجه لأعلى إلى الشحنات السالبة 
وتسمى هذه الظاهرة بالصاعقة المرتدة . 
ويظهر وميض شجيرى ويرى بالعين المجردة ويصل شدة التيار الكهربى المار فى 
الصاعقة المرتدة إلى حوالى (4؟1 200 :20) . 
أما درجة الحرارة فتصل | إلى 3000016 ويحدث تمدد للهواء فى مسار الصاعقة 
المرتدة فينتج عن ذلك خلخلة للهواء الحيط محدثا الرعد علما بأن هذا التحليل 
يسمى بنظرية سمسوخٌ وهناك نظريات أخرى عديدة . 
والجدير بالذكر أنه لاا يشترط أن تتوجه الصواعق البرقية من السحب للأرض» فقد 
كدي تون سسيكانةاو الجر أو رف دقن تي البسسانة :»و الشكل وناك ينك 
الموجه الهابطة والموجه الصاعدة المرتدة . 


- الموجة الهابطة 


- الموجة الصاعدة المرتدة. 


( )١ - "( الشكل‎ 


15 


*/” - دراسة ضرورة مانعة الصواعق للمنشأة 


إن تجهيز مانعة صواعق لمنشأة يحتاج لأموال باهظة الأمرالذى يحتاج تحديدا 
دقيقا لمدى ضرورة مانعة الصواعق للمنشأة وذلك بمقارنة مدى الأضرار الناجمة من 


لمانعة صواعق بدون أى دراسة مثل : 
١‏ - أماكن تخزين المواد المتفجرة المشتعلة . 
؟ -المداخن العالية. ظ 
* + المبانى الأثرية. 


3 - أماكن جمع الأشخاص مثل أماكن العبادة . 


وتوجد طريقة معمول بها فى إنجلترا لدراسة ضرورة مانعة الصواعق للمنشأة 


تسمى بطريقة دليل الخاطرة 141500 :1006 ع151ج1 . 


وهى تعتمد على مجموعة من العوامل وهذه العوامل كما يلى : 


١‏ - معامل استخدام المنشأة ظ (ه) 
؟ - معامل نوعية بناء المنشأة 420 
“' - معامل محتويات المنشأة © 
- معامل درجة العزل 00 
ه - معامل طبيعة المكان 9ظ 


5011116 01 ع15 

:501011 01 6م19 
15 0)2) 

15012102 1" 2101 


1570 01 200 


5 - عدد مرات الصواعق المتوقع فى العام () موعن /وعكامجاد 01 .ول 
والجدول اي 0 يستخدم لتعيين معامل استتخدام المنشأة (لم) 


2 )١- "١ الجدول‎ 


استخدام المنشأة 


- المبانى السكنية والمنشات الأخرى المشابهة لها فى الأبعاد. 


معامل الاستخدام (ه) 


علق 00 


- المبائنى السكنية والمنشآت الأخرى المشابهة لها فى الأبعاد 


وذات الهوائيات الخارجية. 


- المضباتع والشعبرا ته والو رشن : 


-- أماكن التجمعات مثل أماكن العبادة والمسارح والمجمعات 
التجارية والمنشآت الرياضية والمطارات ومحطات الآتو 58 
ومحطات السكك الحديدية. اا 
- المدارس والمستشفيات ورياض الاطفال . 


والجدول ”١‏ - ” ) يعطى معامل نوعية بناء المنشأة (8) 


2, - ”١ الجدول‎ 


والجدول "١‏ - ” ) يعطى معامل محتويات المنشأة (©) 
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)8"- "(١ الجدول‎ 


فيختوياك المتشاأة معامل محتويات المنشأة © 


- منشآت سكنية أو مكتبية أو مصانع وورش لا تحتوى على 


محتويات ثمينة ولا سريعة الاشتعال ولا تتأثر بالحريق. 

-. منشآت صناعية أو زراعية تحتوى على مواد سريعة 
الاشتعال والتأثر بالحريق . 

- محطات كهرباء ومحطات غازية ومحطات لجف وي 
ساد إذاعة . 

-. مصانع هامة ‏ مبانى أثرية - معارض فنية - منشات 
تحتوى على محتويات ثمينة. 

- مدارس مستشفيات ورياض أطفال . 


والجدول ”١‏ - : ) يعطى معامل درجة العزل للمنشأة ((1) 


الجدول (” - ئُ( 


تشأة موجودة داخل مدينة صغيرة أو داخل مكان به 


معامل درجة العزل (10) 


- منشأة موجودة داخل قرية أو داخل مكان به أشسجار 


متنشأة موجودة فى مكان منعزل أو يريد ارتفاعه عن 
ارتفاع المنشآت أو الأشجار المحيطة به. 


517 


والجدول ” - ه يبين معامل طبيعة المكان . 


الجدول (” - ه) 


6 *+* بيرم دم 


1 ج كوه77 /عع5:01 
المسافة المجمعة للمبنى. لم 
عدد مرات الوميض لكل “0520© لكل سنة ل 
وتعتمد المساحة المجمعة على بعاد المبنى فإذا كان طول المبنى بآ وعرضه 187 
وارتفاعه 51 فإنه يبمكن تعيين المساحة المجمعة من المعادلة 3.2 
2 جه 7132 + 11/آ 2 + 1.13[ 2 + 1.777 لم 


ويمكن تعيين عدد مرات الوميض لكل 0832© لكل سنة لأى مبنى بدلالة عده 
الأيام الرعدية فى السنة من الجدول "١‏ - 5 ). 


184 


الجدول (” - 6 


والجدول 5١‏ - 7) يبين قيم تقريبية لعدد الأيام الرعدية للدول امختلفة فى الوطن 


العربى . 
الجدول ”١‏ - /ا) 


تصل إلى 
3 10 0 [20 :10| 10 0 :10] 10 :5 140 


ومن هذه المعاملات يمكن تعيين معامل المخاطرة الكلى من المعادلة 3.3 
8-323 2 © 8 ىم د جنر 


فإذا كان قيمة 10 < 1# فإن هذا يعنى أن المبنى يحتاج لمانعة صواعق . 
وإذا كانت قيمة 107 “1 0.66 < 18 105 فلا نحتاج لانعة موا يج 
مثال : 
مبنى سكنى بالقاهرة أبعاده كما يلى : 
0 50 > 13 ,حم 30 - 886 ,وم 40 - .1 
فهل يحتاج هذا المبنى لمانعة صواعق أم لا؟ 
الإجابة : 


من الجدول 9" - 7) فإن عدد الأيام الرعدية فى السنة فى مصر هى 10 
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ومن الجدول ”١‏ - 5 ) فإن عدد مرات الوميض لكل 1502© لكل سنة هو 0.5 > /32: 
ويمكن حساب المساحة المجمعة لهذا المبنى من المعادلة 3.2 ْ 
“م 16057 - 50« : + 50 30 2 + 50 40 ع 2 + 30 :40 - م 
وبالتالى فإن عد هراك العيواعى طعي ل :قن السيفة سادئ 
ظ 107 زم م 
838 - 


ومن اللجداول (5-١)5(6*-5غ)(4-5(0)8-5)‏ 9 ه)يمك. 
تعيين المعاملات 1 ,(1 ,ن) ,8 ,لل وينتج أن : - 


3 - 8 ,0.4 - 2 ,0,3 - © ,0.4 - 12,8 - م 
وبالتالى فإن معامل المخاطرات الكلى يساوى 
828 ىم د يم 


- 0.008 <» 1.2 0.4 0.3 0.40.3 
- 138107 


وحيث إن : 
)10 1 لذلك نحتاج لمائعة صواعق لهذا المبنى . 
* / 4 - مكونات نظام الحماية من الصواعق ‏ - 
يتكون نظام الحماية من الصواعق من : 
١‏ - مانعة الصواعق 1611211221101 1آللم وهى من عن بجميع شحنات الصاعقة . 
ابد الوق صل الهابط 20201161015) 1001813 وهو موصل أو مجموعة من الموصلات 
الموصلة على الدوالى تسمل على توفير مسار آمن من مانعة الصواعق إلى 
الأرضى . 
” - اللأرضى 16112111201011 وهو أرضى يعمل على تصريف شحنة الصاعقة 
للأرض . ظ 


- الوصلات والقوامط 5م0135332) 220 101215 وتقوم بتوصيل وربط العناصر الثلاثة © 

السابقة معاء وهى تمنع حدوث الشرر الجانبى 18تنط135 5106 . 0 

-١ / 4 /‏ مانعات الصواعق 

يوجد أشكال مختلفة لمستقبلات الصاعقة مثل : 

١‏ - قضيب رأسى أو موصل أفقى. 

؟ ند اقضبيبان راسيات . 

. أكثر من موصل أفقى‎ -- "١ 

4 - موصل أفقى يوضع على المحيط الخارجى لسطح المنشأة . 

ه - شبكة معدنية بفتحات. 

فعند استخدام الأعمدة كموانع صواعق يتشكل ما يسمى بمخروط حمايةء 
وتكون زاوية الحماية ( نصف زاوية رأس الخخروط )» وهى تأخذ 45 إذا كان المينى 
عادى وتأخذ 30 إذا كان المبنى يحتوى على مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار . 

والجدير بالذكر أن المبنى المطلوب حمايته يجب أن يقع نحت مخروط الحماية, 
وهذا موضح بالشكل (” -؟7). 


الشكل ( - ؟7) 


وشكوة أزازية اللنهناية لكل عونا 60 للتنبائن العادية 45 للميجانئ 'ذاك المزاة 
القابلة للافتععال والاشتجاره وهذاسون بالمكز وعاب ب 
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الشكل (7 - ") 


ويمكن استخدام موصلات أفقية) وتكون زاوية الحماية مساوية 57 بحد أقصى 
للمبانى التى تحتوى على مواد مشتعلة كما هو مبين بالشكل ”١(‏ - 4 ). 


.0 - قاعدة منطقة الحماية 
- موصل أفقي. 


الشكل (" - 4) 
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ويمكن استخدام موصلات أفقية على المحيط الخنارجى لأسطح المبانى بحيث لا 0 
تزيد المسافة بين أى نقطة على السطح والموصل الأفقى عن 953 » كما هو مبين 


بالشكل (9-ه ). 


- سطح اللبني 


- موصل أفقي 


ا 3 ال ا ل ممت .ليسي ل ع صب سي عا لسر سر 


الشكل (" - ه) 


وبالنسبة للعيائق ذاث الأسطح الكبيرة جد فعس خدم شبكة من الموضّلات 
العادية» فى حين أبعاد كل مستطيل تساوى 33 10 < 5 بالنسبة للمنشآات الخطرة 
والتى تحتوى على مواد قابلة للانفجار والاشتعال مثل : المصانع الكيميائية ومصانع 
البترول. والشكل يبين طريقة تنفيذ ذلك لمصنع . 


نف 


موصلات الشبكة المعدنية لمانعة الصاعقة 


الموصلات الهابطة 


والججدير بالل 5 أنه بمك. ّ : 5 
« ) : سيا 


التليفزيون كمانعة صواعق إذا كانت معدنية. 


86 ل ) م/ ( 4 ا 1 


منها. 


7“ 


4 
5 


الجدول ”١‏ -8م) 


قطره 111111 8 

قطره 111111 10 

20 7 2.5 31 

نحم 3.5 ع« 30 

قطره 111111 8 

20 << 2.5 1 

يتكون من 7 شعيرات كل شعرة 

قطرها 111111 3.5 
موصل نحاس بطبقة خارجية من الرصاص 
بحيث يكون سمك طبقة النحاس الأدنى 
تحط 1 


م 


نحاس مبروم 


شريط من الآلومنيوم 


م / 4 / ؟ -الموصلات الهابطة 


تعمل الموصلات الهابطة على تشكيل مسارا سهلاً لتيار الصواعق الذى تم 
استقباله بمانعة الصواعق لتصريفه فى الشبكة الأرضية» ويجب أن يكون هذا المسار 


ها 


قصيرا لمنع الشرر الجانبى ( انظر الفقرة ك1 هو]لعء ويجب الحذر من أن يقترب جزان 
من الموصللات الفايظة عا ييا مق اياف فعندما يكون الموصل الهابط يأخذ 
متنا ر المبين بالشكل ”١‏ 7 ) يجب تحقق المعادلة 3.4 . 


4 ج ث8 > 3 
أما عدد الموصلات الهابطة فيعتمد على مساحة 
المنشأة ويجب ألا يقل عدد هذه الموصلات عن 2 . 
وفيما يلى طريقة تحديد عدد الموصلات النابملة 
ما للدي ىوط العا 


١‏ المبانى العو مساحتها أقل من أو تساوى 


اباي الى مساععها اكدرين 2002 مم ع عر الشعل رصان 
الموصلاات الهابطة يحدد من إحدى المعادلتين 3.6 ,3.5 . 


2300 
6 هل 7 < ا[ 
حيث إن : 
عدد الموصلات الهابطة مقرب للعدد الصحيح التالى اح 
مساحة المبنى ظ - 
محيط المبنى 60 


+ _الماذن والمداخن . . . إلخ والتى يزيد ارتفاعها عن 11 230 وقطرها يزيد عن !11 15 


وهناك طريقة أخرى لتحديد عدد الموصلاات 0 تبعا لأبعاد المنشأة وهذه 
الطريقة مستتخدمة فى ألمانيا . 


7/5 


والشكل (” -- 8 ) يوضح هذه الطريقة . < 
فالشكل (1) ينفذ عندما يكون طول المبنى يصل إلى 52 20؛ وعرضه يصل إلى 
1 2 حيث يستخدم ظ 
موصل أفقى على شكل 
مستطيل على سطح المبنى 
يعمل كمانعة صواعق 
ويستخدم موصلين هابطين 
1111 
والشكل (ب) ينفذ 
عندما يكون طول المبنى 
يصل إلى 12 20» وعرضه 
يتراوح ما بين 50 20 : 12 . 
والشكل (ج) ينفذ 
عندمايتروح طول 
المبنى 11 40 : 20 وعرضه 
يتراوح إلى 51 12 . 
والشكل (د) ينفذ 


عندما يتراوح طول 


1 


عبد حا الي وت ا اك 


نيج 


دن 


أ 

1 ١ 

1 ا 

1 | 

| أ 

: ١ 

م م سم سم سم ع سس باح سل ا مسي اس الس سن مس 

١ ١ 

١ ١ 

ْ ١ 

| 

١ ' 

!ٍ 1 

2 


٠ 
أ‎ 

/ 

ظ 
١‏ 
حك 
١‏ 
1 
ا 

1 

1 
8 


المبنى 121 40 : 20 وعرضه 
يتراوح ما بين 5 40 : 20 . فحت الات 


# / 4 /" - شبكة التأريض الأرضية 
لا تختلف شبعة التأريض المستخدمة فى الحماية من الصواعق عن شبكات 
التأريض الوقائية والتى سبق وأن تناولناها فى الباب الثانى . 


يف 


ويجب ألا تزيد مقاومة شبكة التأريض لمانعة الصواعق عن 1062» وعادة تستخدم ‏ 
الاعي#المخروسة صبيره ياف الأرش تعمل شدكات الشاريض ؟الارضيت ايفاك 
الصواعق؛ وتختلف مقاومة التأريض أثناء الصاعقة عن مقاومة التأريض المحسوبة فى 
الباب الثانى» حيث إن مقاومة التأريض أثناء تصريف الصاعقة تسمى بالمقاومة 
لمعيف ومين سن العا له 37 
7ه 20) 1 » - 8 


حيث إن : 
5200 9 
معامل النبضة عه 
المقاومة الأرضية فى الظروف الطبيعية 02 


قطب واحدء والجدول (” - 5 ) يبين قيم معامل النبضة مه لأنواع مختلفة من 
التربات» وكذلك لقيم مختلفة لتيار الصاعقة» وذلك لقطب أرضى طوله 12 3 22 
علا بان القيم الكبيرة للطول :3:53 والمبغيرة للظول 285 

6 - ”١ المجدول‎ 


التيار البضى (4 05 000 
. 5 | *« | # | »م 


0.5 : 0.6 | 0.6 : 0.75 5: 0.855 | 0.9 : 8 


0.25 : 0.3 ]|0.35 : .45 | 0.5 : 6 


رمل أو حصى جاف | 0.55 : 0.45 | 0.45 : 0.35| 0.3 : 0.25 |.0.2 : 0.15 


فيوصل بكل موصل هابط قطب أرضى خاص به وتربط هذه الأقطاب معا بواسطة 


/ 


موصلات أزضية ويزود كل قطب أرضى بوصلة فحص 5020 ]1685, وذلك لقياس ' 
مقاومتهء ويجب أن تكون المقاومة المحصلة لا تزيد عن 52 10: فإذا كان عدد 
الموصلات الهابطة 8 مثلاً: فإن عدد الأقطاب الأرضية يكون 8 أيضاء وتكون مقاومة 
كل منهم لا تزيد عن (/2 10) حيث 71 هو عدد الأقطاب الأرضية أى لا تزيد عن 


. 4692 


والجدول م ف 31 يبين أبعاد ومواصفات القطب الأرضى . 


نقتم 3.5 < 350 


قطره 111112 20 
0 3 7 530 
قطره 111121 12 
0 3.5 « 30 


قطره 120111 8 
1 2.5 7 20 


قطره 111111 8 


قطر الشعرة 81112 3 


قطره 101111 8 


2) - "”١( الجدول‎ 


شريط من الصلب 


يقل عن 2121 1 
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* / ه - إنشاء نظام الحماية من الصواعق 

يفضل إنشاء نظام الحماية من:الصواعق أثناء إنشاء البناء؛ لأن هذا يقلل من 
التكلفة الناتجة عن تكسير بعض الأجزاء الخرسانية بعد الانتهاء منهاء حيث يتم 
توصيل جميع المنشات المعدنية وقضبان التسليح قبل صب الخرسانة وإتمام البناء. 
ويراعى عدم دفن الموصلات الهابطة فى الحائط بل تكون خارج الحائط» ويجب ربط 
جميع الأجزاء المعدنية بالمنشأة مع نظام الحماية من الصواعق مثل : الهوائيات 
امي ديو المعدنية ومواسير الصرف الصحى والشبابيك والآبواب 

نية.. . إلخ . 

“ / ه / ١‏ - تعليمات السلامة عند إنشاء نظام الحماية من الصواعق 

مايل اه تعليمات السلامة عنبٍ إنشاء نظام الحماية من الصواعق: 

١‏ - يجب ألا تقل المسافة بين الأقطاب الأرضية لنظام الحماية من الصواعق عن ممرات 
الأشخاص المترجلين عن 83 0.5 للحد من خطورة جهد الخطوة على الأاشخاص . 
؟ - ينصح باستخدام نظام الحماية المزدوج من الصواعق لحماية المنشآت ٠‏ التى تحتوى 

على مواد مشتعلة بالطريقة المبينة بالشكل 79“ 9). 
* - يجب ألا تقل المسافة بين الأقطاب الأرضية لنظام الحماية من الصواعق 
والتجهيزات الآأرضية المعدنية للمبنى مثل 
مواسير لماء (4) عن ,2 0.5. فإذا كانت 
مقاومة نظام التأريض النبضية تساوى 10 
2 فإن المسافة 1) يجب ألا تقل عن 10 5 . 
؛ - عند وجود أشجار عالية بجوار المبانى فإن 
هذا يمثل خطورة على المبنى إذا كان 
ارتفاعها على من المبنى لذلك يجب 
التعامل مع الأشجار العالية بأحد الحلول 
التالية : 
أ- إزالة الشجرة . 
ب - تقصير الشجرة عن المبنى . 


ج- عمل نظام حماية من الصواعق للشجرة بتمديد موصلات على الأفرع 
امحتلفة وتوصيلها بموصل هابط على جذع الشجرة وتوصيل هذا الموصل - 
الهابط مع قطبين أرضيين بشرط أن تكون المسافة بين الشجرة والمبنى لا تقل 
عن 2 0.5 حيث إن ,2 هى ٠‏ ظ 
المقفاومةالنبضية لأرضى 
الشجرة . مسارصحيح 

ه - يجب الحذر من عمل مسارات ْ 

ضيقة تحدث شرر جانبى يعرض ' 

الأشخاص ولمبنى للخطر كما هو 

مبين بالشكل 00-5 00 5- 

5 - يجب توصيل الأجزاء المعدنية فى 

المبنى مع نظام الحماية من 2 

الصواعقء وإذا تعذر ذلك يجب 

أن تكون المسافة بين نظام ب ل اال 01 

والأجزاء المعدنية تحقق المعادلة 3.8. 


ا 
3 
2 


12 0000177 


0.28 + ط 0.05 < 2 
حيث إن : 

المسافة بين الموصلات الهابطة والأجزاء المعدنية 0 

ارتفاع المبنى (52) 

المقاومة النبضية لشبكة التأريض [ 5 

والشكل (7 - )١١‏ يعرض مصعدا لاحد المنشآت فإذا كان ارتفاع المنشأة 30 
3 وكانت المقاومة النبضية للشبكة الأرضية لمانعة الصواعق 52 10» فإن المسافة بين 
نظام مانعات الصواعق والهيكل المعدنى للمصعد الكهربى يساوى : 

10 < 0.05 « 30 + 0.2 + 0 


4 


10 < 3.5 2 

-- يجب أن تجرى اختبارات على 2 10 
نظام الحماية من الصواعق بعد كل ظ 7 ْ 
صاعقة للتأكد من سلامته, كما يجب ا 
عمل تفتيش دورى على أجزاء مانعة 1 
الصواعق . 7 
* / ه / 5 - نماذج لأنظمة الحماية من 7 

الصواعق 7 0 2 

الشكل )١7-7(‏ يبين طريقة 7 24 

تنفيذ نظام حماية من الصواعق لمبنى / 


ل ا 7 7777 
00 


)١١- ( الشكل‎ < 


الشكل (5 -11) - 
م 


الموصلات الرئيسية لمانعة الصواعق 
رباط مع شبابيك معدنية 

موصل الأرضى الرئيسى للمنشأة 
وصلة اختبار 

موصلات أرضية 


نسم زح يرا ل سا حك ل- هن نفدي 


أقطاب أرضية 
موصل هابط 


والشكل ١ - 7١‏ ) يبين طريقة تنفيذ نظام حماية من الصواعق لمبنى يتكون من 
عدة مستويات . 


1ك 
حت 


الشكل ( -117) 


/ 


الباب الرابع 
الوقاية من التلامس الكهربى 


1م 


-1١ /‏ مقدمة 
تحتاج التركيبات الكهربية لبعض التدابير الوقائية لحماية الإنسان من التلامس 
الكهربى ويجب أن نفرق بن . ظ 
- الوقاية من التلامس المباشر والناتح عن ملامسة الإنسان للأسلاك العارية الحاملة 
للغيان الكهرين: 
- الؤقاية من التلامس غير المباشر والناتح عن ملامسة الإنسان لبعض هياكل الأجهزة 
الكهربية المكهربة وذلك أثناء حدوث خطأ نانح عن انهيار عزل هذه الأجهزة 
وملامسة الأجزاء الحاملة للتيار لهياكلها. 
والجدير بالذكر أنه يوجد اختلاف بين طرق الوقاية من التلامس المباشر والتللامس 
غير المباشر ستتضح فى الفقرات القادمة. 
/ ؟7- الأنظمة امختلفة للتأريض 
حتى يسهل علينا تناول هذه الأنظمة سنبدأ بإعطاء مدلول للأحرف المستخدمة 
مع هذه الأنظمة» فعادة يرمزر لهذه الأنظمة بعذة أحرف : 


-. الحرف الأول جهة اليسار يبين العلاقة بين المصدر والأرضى وهذا الحرف هو واحد 


من الحرفين التاليين. 
- تعنى نقطة النجما حول المصدر مؤرضه 1 


نظ لدم وال المضلدر مقرفية عبر مقاومة كبيرة سيدا 


الحرف الثانى جهة اليسار يبين العلاقة بين الحمل والأرضى ويكون أحد الحرفين 
التاليين : 


- تعنى أن ال حمل مؤرض مباشرة ولا يستخدم أرضى المصدر 0 


/الم 


تعنى أن الحمل مؤرض عبر أرضى المصدر ظ ل[ . ظ 
- الحرف الثالث والرابع يعطيان دلالة عن مواصفات خط الوقاية 88 وخط التعادل 1( 
للمصدر الكهربى . 
- تعنى أن خط الوقاية 815 وخط التعادل 6 
مجتمعين معا فى خط الوقاية والتعادل [2131. 
- تعنى أنه يوجد موصل للوقاية 81 وآخر التعادل هع 
ونون كلاقة انظلمة تاريض ركئيسية وهم كماايلى : 
-١ [‏ نظام 111 
؟- نظام 1 
٠‏ نظام '11 
5 /؟/١-‏ نظام 110 
يتكون نظام 1127 من: 
1 أى تأريض المصدر الكهربى . 


ولا أى تأريض هيكل الحمل بتوصيله مع أرضى المصدر. وينقسم هذا النظام إلى 
الأنظمة التانية: 


أ- نظام ١1-5‏ 
الشكل ( #- )١‏ يبين نظام 5-5 يغذى حملين. أحدهما: ثلاثى الأوجه وهو 


محرك ثلاتى الأوجه؛ والثانى: حمل أحادى الوجه عبارة عن سخان اهرت ويلاحظ 
أن خط الوقاية 785 وخط التعادل 11 مفصولان عند المصدر الكهربى . 


8/4 


١ 1 71 ١ 
5 م‎ 4 2 
2 اليد‎ 1 
ا‎ 


الشكل )١-4(‏ 
ب - نظام 1101-00 : 


الشكل ( 7-5 ) يبين نظام 7177-0 يغذى حملين؛ أحدهما: ثلاثى الأوجه. والآخر 
أحادى الوجه . ويلاحظ أن خط الوقاية وخط التعادل مجتمعان معا فى خط 8811. 


ج -- نظام 1721-0-5 : 


الشكل ( )١-:‏ يبين نظام 1111-0-5 يغذى حملين, أحدهما: ثلانى الأوجه 
والآخر: أحادى الوجه. ويلاحظ أن خط /18181 للمصدر يتفرع عند الحمل لفرعين» 


/19 


أحدهما : خط الوقاية 55. والغانى: خط التعادل 71 . 


الشكل (14-") ظ 
ويستخدم نظام 171 بصفة عامة فى أنظمة التوزيع الخاصة والعامة والتركيبات 
الكهربية فى المنشات والمصانع . ظ 
5 - نظام '1"1 ونظام '11 
يتكون نظام "11 من : 
1 أى تأريض المصدر الكهربىء و '1 أى تأريض الحمل بقطب أرضى خاص به. 
والشكل ( 4-5 ) يبين نظام '1"1' يغذى حمل أحادى الوجه. 


الشكل (5-4) 0 
5 ظ 


ويستخدم هذا النظا فى أنظمة التوزي الخاصة والعامة والتركيبات الكهربية فى ْ 
الأماكن الزراعية والأماكن الرطبة بصفة عامة . 

أما نظام '11 فيتكون من : 

1 ى الحمل مؤرض بقطب أرضى خاص به . 

والشكل ( 5-ه ) يبين نظام '11 يغذى محرك ثلاثى الوجه. 

ويس < يستخدم هذا النظام عادة فى الا ستخدامات التى تتطلب استمرارية للتيار 
أجل استمرارية الأعمال الرسمية مثل : 

- المستشفيات, وأماكن التعدين» وصناعة الزجاج. ومصانع الحديد والصلب» 
والمصانع الكيميائية» ومحطات الكهرباء» مولدات الطوارئٌ والأماكن المعرضة للحريق 


2 
3 


9 20 
لعن ع ُ 


لشكل (5-4) 
4 / - درجات الوقاية ضد تسرب الماء ودخول الأجسام الصلبة 


يعطى رمز الوقاية لأى جهاز كهربى فكرة عن مدى إمكانية الجهاز لمنع - دخول 
اللأجسام الصلبة - تسرب الماء . 

ويأخذ رمز الوقاية لآأى جهاز الصورة '.«15. 

حيك 0 


هو الرقم المميز ضد دخول المواد الصلبة لداخل الجهاز . 
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هو الرقم المميز ضد تسرب الماء لداخل الجهاز [ 4 
والجدول )١-4(‏ يوضح القيم الختلفة لكلا من ل,3 ومدلولاتها. 
مثال : 
إذا كانت درجة الوقاية محرك كهربى 55 11 يعنى ذلك أن المحرك مصمم للوقاية من 
دخول الآتربة الضارة» وكذلك مصمم للوقاية من تسرب الماء المندفع من نافورة فى 
جميع الا تجاهات . 
المجدول )١-4(١‏ 


وقاية ضد دخول الأجسام الصلبة ‏ 


بدون وقاية. 


بدون وقاية. 


وقاية ضد دخول الأجسسام الصلبة ذات 
القطر الأكبر من 50 ملى ميتر. 

وقاية ضد دخول الأجسام الصلبة ذات 
القطر الأكبر من 12.5 ملى ميتر. 
وقاية ضد دخول الأجسام الصلبة ذات 
القطر الأكبر من 2.5 ملى ميتر 

وقاية ضد دخول الأجسام الصلبة ذات 
القطر الأكبر من ١‏ ملى ميتر. 


وقاية ضد تسرب الأآتربة الضارة . 


عموديًا داخل الجهاز. 
بزاوية 15 مع الرأسى 


وقاية ضد تسرب قطرات الماء الساقطة 


بزاوية ‏ 60 مع الرأسى 


الاتمحاهات . 


وقاية ضد دخول رزاز الماء بشكل نافورة 
وقاية ضد الغمر داخل الماء لمدة صغيرة . 


وقاية كاملة ضد الغمر داخل الماء. 


وقاية كاملة ضد تسرب الأتربة . 


تحت ارتفاع معين تحت سطح الماء . 
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4 / 4 - أقسام الوقاية من الصدمة الكهربية 

يمكن تقسيم الأجهزة الكهربية والالكترونية من حيث الوقاية من الصدمة 
الكهربية أثناء حدوث خط بها إلى أربعة أقسام كما يلى:- 
١‏ - معدات قسم © (0 1855©) 

وهذه المعدات تحتاج إلى استخدامها فى وسط معزول لتوفير الوقاية من الصدمة 
الكهربية» كما أنها غير معدة للتوصيل مع موصل الوقاية 28 . 
؟ - معدات قسم 1 (1 01355)) ظ 

واهذه المعدات معدة للتوصيل مع موصل الوقاية الأمرالذدى يوفرالوقاية من 
الصدمة الكهربية عند حدوث خلل بها. 
«- معدات قسم 11 (15 185 ©) 00 

هذه المعدات مصممة بعزل مزدوج 121510013]1058 10011616 أو عزل مقوى 
10م 0ع1861310:0 لتوفير الوقاية من الصدمة الكهربية وهى غير معدة لتوصيل 
موصل وقاية . 
4 - معدات قسم 111 (111 1355 )) 

هذه المعدات تعها سيره محش جنا باستخدام محولاات عزل آمن /58117 مما 
يوفر الوقاية من الصدمة الكهربية . 

وفيما يلى الرموز المستخدمة مع الأنواع الختلفة للمعدات الكهربية تبعا لقسم 
الوقاية. فالرمز 1 للقسم 1 » والرمز 2 للقسم 11. والرمز 3 للقسم 111. 


؟ 5 © 


والشكل ( 5-4 ) يعرض التركيب الداخلى للأنواع اتختلفة للأجهزة الكهربية 
قسم 11. ظ 


0 


- الأجزاء الحاملة للتيار 


فالشكل (), ب( 
5-0 -عز لأسا 
حر رحيي يدر ا 
ذات العطلزل المزدوج, - عؤزل إضافى 
والشكل (ج ) يعرض 
ير كيس الأجهزة ذات العزل 
المقوى . 
8 /ه-الوقاية من 
التلامس الباشر الأجزاء الحاملة للتيار 
الشكل (7-5) يبين و 
- عزل مقوي. | 
ارهد 
الوقلما تفن المصتلايسسن ١‏ 


غير المتعمد 


الوقاية إما الزقاية بابق ا 0 


-١‏ باستخدام عوارض -١‏ العزل 
؟"-- بأن تكون الأجزراء ؟5- الحواجزر 
ألحية بعيدة عن المتناول | 7 الهياكل 


)١/-4( الشكل‎ 


-١ / © / 4‏ الوقاية الإضافية باستخدام جهاز الحماية من التسرب الأرضى 


إن استخدام جهاز الحماية من التسرب الأرضى /© 50 للوقاية من حدوث تسرب 
تيار يزيد عن 234 30 يعتبر وقاية. اضافية من التلامس المباشر. 


8: 


الور رنالة كر ان عي : اللسانة من التسرية الأرضة لاحت اللتشاض عند 
التلامس المباشر فى نظام 1215. ولمزيد من التفصيل انظر الفقرة (1//17). 


1 
7 ضٍِ اللا اد 
3 لح 
' ا ا 
ا 
لا زا 0 
د عد 
ظ ظ < ؤ يدأ 
١‏ : 
ظ 211 
لك عد هم ظ 
سلكلا ظ 
| 
اها 2315 اكه - 5 : 
8 م ماسر 
5 2 
1 ا مه 
يي ا 


0 
ا 0 
ا 
1 
3 


4 / ©8/؟- الوقاية من التلامس غير المتعمد 
هناك طريقتان للوقاية من التلامس غير المتعمد للأشخاص مع الأجزاء الحاملة 
للتيار الكهربى وذلك باستخدام العوارض أو بإبعاد الأجزاء الحاملة للتيار عن متناول 


اليد . 
أو لا : الوقاية باستخدام العوارض. 
حيث تمنع هذه العوارض: 


١‏ الاقتراب غير المتعمد للأجزاء الحاملة للتيار. 
-١‏ التلامس غير المتعمد مع الأجزاء الحاملة للتيار أثناء التشغيل المعتاد . 
والجدير بالذكر أنه يمكن إزالة هذه العوارض بدون استخدام مفاتيح أو أدوات خاصةء 
ولكن يجب أن تكون ثابتة بشرط أنه لا يمكن رفعها من مكانها عن غير تعمد 
وهذه العوارض تشتمل على قضبان - شبكات - هياكل . 
ثانيا : الوقاية بإبعاد الأجزاء الحاملة للتيار عن متناول اليد. 
حيث يتم إبعاد الأجزاء الحاملة للتيار عن مجال اليدين والتى يمكن الوصول إليه 
باليدين بدون الاستعانة بشىء.وذلك فى الأماكن التى يكثر التردد عليهاء علما بأن 
مجال اليدين يساوى 10 1.25 إلى ارام واجيل ويساوى 2.5172 لأعلى . 
والشكل (4 -9 ) يعرض مخططًا توضيحيا يبين طرق الوقاية من التلامس غير 
المتعمد باستخدام العوارض» وإبعاد الأجزاء الحاملة للتيار عن متناول اليد . 


الشكل (5-4)/ 


1 


غ / ه / "- الوقاية من أى تلامس مباشر 

هناك ثلاثة طرق للوقاية من أى تلامس مباشر وهم كما يلى :- 

الوقاية باستخدام العزل أو الحواجز أو الهياكل 
أولاً: الوقاية بعزل الأجزاء الحاملة للتيار ظ 

حيث يتم تغطية الأجزاء الحاملة للتيار كليا بمواد عازلة ويجب أن يخضع العزل 
للمعدات الصناعية للمواصفات القياسية لهذه المعدات فبعض هذه المعدات تحتاج 
لعزل يتحمل التأثيرات الميكانيكية والكيميائية والحرارية التى تتعرض لها أثناء 
الخدمة ولا يعد الورنيش والدهانات عزل ضد التلامس المباشر. 
ثانياً الوقاية بالحواجز والهياكل : 

حيث توضع الأجزاء الحاملة للتيار داخل هياكل أو خلف حواجز ويجب أن تكون 
هذه الهياكل أو الحواجز مصممة لمنع وصول أى أجزاء معدنية قطرها أكبر من 12 
0 للداخل ويمكن تحقيق ذلك باستخدام أجهزة أو معدات لها درجة وقاية .122 
ويجب أن تكون هذه الأجهزة معدة بحيث لا يمكن فك هياكلها إلا باستخدام العدد 
والمفاتيح المناسبة وكذلك بعد فصل التيار الكهربى عنها كما أنه لا يمكن إعادة 
توصيل مصدر القدرة لها إلى بعد تجميع هياكلها. 

كما أنه فى حالة وجود حاجز داخلى يمنع وصول الأجزاء المعدنية ذات الأقطار 
الأكبر من 12023 12 فإنه لا يمكن فكه إلا باس تخدام العدد المناسبة. والشكل 
انين طرق اللجمنازة ترز العللافيس المتاقدر يدل الوط المنايلة للحيا,: 
وباستخدام حاجزلمنع وصول أى جسم غريب للأجزاء الحاملة للتيار وكذلك 


باستتخدام هيكل خارجى : - شيكل 
00 ظ - عزل للخط الحي 
2 7 
_ 
ًً !تدك 

7 5 مو ملل ل به 
- شخص عاد ربج 9 : 
يٍِ جحت ا 


٠ 
| وي‎ 


١ 


--_ 


خاجذ » -الأجزاء الحاملة للتيار 


)٠١١-14( الشكل‎ 
3 


5/5 - الوقاية من التلامس غير المباشر < 

يقصد بالتلامس غير المباشر هو تلامس الأشخاص لهياكل المعدات الكهربية أثناء 
يدوت اننينا :وا ل شن الضرل: آد إلتىااتطبان الاجر لماي لسار الكيمرين 
بالهياكل المعدنية الأمر الذى يمثل خطورة على الأشخاص إذا لم تتخذ الإجراءات 
الوقائية بعين الاعتبار. والشكن:9ة جد )يعرم عام مجوود ا يعدن 1 عامة 
عن طرق الوقاية من التلامس غير المباشر. 


ْ الوقاية من الحلامس غير المباشر 


بدون فصل أو مراقبة | المراقبة المستمرة للعزل 


الوقاية باستخدام: الوقاية با كرا 
-١‏ معدات قسم 11 نظام 11 


؟- نظام معادلة جهد إضافى 


الوقاية باستخدام : 
5 نظام معادلة جهد 


2 


8 5 00 أجهزة الوقاية رئيسى, 
ا ا 
أجهزة مراقبة العزل ( 5- نظام معادلة جهد 
إضافى 


أجهزة الوقاية مع 
م110 أو 1 1 أو 11 


أجهزة الوقاية : 
الجهزة وقاية هن رياذة القياز 
الشكل )١1١-14(‏ 


51/ 


-/ الوقاية من التلامس غير المباشر بدون فصل التيار الكهربى 

يمكن توفير الوقاية من التلامس غير المباشر بدون فصل التيار الكهربى باستخدام 
أحد العناصر التالية . ظ م 

-١‏ معدات قسم آآ. 

. نظام معادلة جهد إضافى‎ --١ 

“'- محولات العزل . 
أولا : الوفاية باستخدام معدات قسم 11 0 

الشكل ( ١5-4‏ ) يبين طريقة توصيل معدة قسم 11 مع المصدر الكهربى. . 

ويلاحظ أن خط الوقاية 28 لم يوصل مع غلاف هذه المعدة وهذا هو المتبع مع هذه 
المعحدات . ظ 

والججدير بالذكرأن هذه المعدات 
تكون مزودة بعزل مزدوج أو عزل مقوى . 
ارجع للفقرة ( 4/5 ). علمنا بأنه يجب 
غبار العر ليك القع ا للمائسلة للعفاد 
وأغلفة هذه الأجهزة بجهد يصل إلى 


0177 لمدة دقيقة. 
ثانيا : الوقاية باستخدام نظام معادلة 
إضافى 


)١75-4( الشكل‎ 


بعض الأحمال مثل: المحركات 
الكهربية تسحب تيارا ما عند البدء؛ لذلك تستخدم قواطع معدة لذلك لا 
تفصل أثناء البدء» فإذا كان زمن البدء أكبر من 55 فإن هذا يعنى أنه عند حدوث 
خطأ أثناء البدء فإن القاطع لن يفصل إلا بعد زمن قد يتعدى 55. وهذا يمثل خطورة 
على الأشخاص . وللخروج من هذه المشكلة يستخدم نظام معادلة إضافى حيث يتم 
معادلة جميع الأجزاء المعدنية الموجودة فى المكان الذى يحتوى على الات تسحب 
تيارا كبيرا عند البدءء وبالتالى عند حدوث قصر مع أحد هياكل هذه الآلات فإن 
نظام معادلة الجهد يضمن عدم ارتفاع فرق المجهد بين أى جزئين موصلين للتيار 
الكهربى ليتعدى جهد التلامس المسموح به. ‏ 


1 


وتتحقق المعادلة 41 1 0 ش 
1+ ج ع1 >11آ1 


حيث إن 5 
المقاومة بين أى جزئين معدنيين يمكن لمسهم فى نفس الوقت 1 
التيار اللازم لفصل أجهزة الحماية فى نظام [17' 13 
جهد التلامس المسموح به وهو أقل من (50136) عاق 


والشكل ( ١5-4‏ ) يبين طريقة تنفيذ نظام معادلة جهد إضافى . 
ثالثًا : الوقاية باستخدام محولات العزل 

الشكل ( ١8-4‏ ) يبين طريقة الوقاية من التلامس غير المباشر باستتخدام محول 
العزل. والجدير بالذكر أنه ينصح بتقليل ظ 
أطوال موصلات الجانب الثشانوى لمحول 
الجول مع الأجعدال لحمو تيدارات: 
التسرب السعوية فى النظام غير 
المؤورض» ويجب ألا يتسعدى حاصل 
ضرب الجهد فى الطول بالكيلو متر 
(100). 

مال : 007 الشكل(4-.1) 


إذا كان 
07 لا 
مم 45 - ,آ 


فإن 


45 
100 


خطورة من تيارات التسرب . 
والجدير بالذ كر أنه فى حالة استخدام محولات عزل لتغذية أحمال محاطة بوسط 


- لا.نآ 


» 220 - 9 


١ 


معدنى موصل للتيار الكهربى ينصح بتوصيل هياكل هذه الأحمال مع هذا الوسط 
بالطريقة المبينة بالشكل ( ١4-4‏ ). ففى حالة حدوث قصرين بالطريقة الموضحة في . 
الشكل نفسه فإن التيار سيمر بين الجهاز والوسط المعدنى المحيط ولا يؤثر على 
الإنسان. 


الشكل )١5-54(‏ 
ونشير أيضا إلى ضرورة توصيل هياكل الآجهزة التى تغذى من نفس محول العزل 
(5-ه6١).‏ 


< )١5-:5( الشكل‎ 


٠١ 


5 /8- الوقاية من التلامس غير المباشر بالمراقبة بة المستمرة للعزل 
الشكل (4 ال ا ا : 
التسرب الأرضى . 


انر الاوك ترك مكدر 
9 اك اكاك نز 3 كن اكامسروسدم 
يه ا كه كاله 

7 وها شت سك 

| | 


)١5-5( الشكل‎ 


59 تختار المعاوقة الداخلية 2 لجهاز مراقبة 05900 يكون تيار الخط) الأول 
د ليد وعادة تساوى ([50:601) حيث [] هو جهد الوجه؛ فإذا كان جهد الوجه 
22017 تختار 2 مساوية 54 10000 . 

والجدير بالذكر أن أجهيزة أمراقبة قبة العزل تكون مزودة بتدريج لضبط المعاوقة 2 عند 
القيمة المطلوبة» وكذلك ضاغط تحرير 116561 وضاغط اختبار ]1©5. ولمعرفة المزيد عن 
أجهزة مراقبة العزل ارجع للفقرة 4/1 ) وعدد حدوث خطأ بين أحد أوجه المصدر 
الكهربى مع أرضى الحمل تقل المعاوقة بين هذا الوجه وأرضى الحمل فيصدر جهاز 
المراقبة صوت إنذار لتنبيه المشغلين لاستدعاء فريق الصيانة لعمل اللازم علما بأن 
النظام يستمر فى الخدمة إلى أن يحدث قصرين مع وجهين مختلفين مع الأرضى» فى 
هذه الحالة تفصل مصهرات الحماية . 


4 / 4- الوقاية باستخدام نظام معادلة الجهد الرئيسى والإضافى 
فى كل مبنى أو منشأة يجب استخدام قضيب معادلة الجهد 532 016120121م10101 
عند مدخل المصدر الكهربى لتوصيل الأجزاء الموصلة وغير الحاملة للتيار الكهربى 


مثل : 
-- موصل الوقاية الرئيسى . 


0 موصل الأرضى الرئيسى . 


- مواسير الماء - مواسير الغاز - أجهزة التكييف - نظام الحماية من الصواعق . 


- الأجزاء المعدنية فى المنشأة مثل : شبحة الماء والكمرات المعدنية فى المنشأة . 


والشكل ( 1-4 ) يعرض نموذجا لقضيب معادلة جهد والذى يوضع عند مدخل 
المصدر الكهربى للمنشأة بجوار العداد . 


ل 


موصل الأرضى الرئيسى 


نظام الحماية من الصواعق 
موصل الوقاية الرئيسى 
الكمرات المعدنية فى المنشأة 
نظام الهاتف 

الهوائيات 

مواسير الغاز 


الط و ؟ ع 0ع 


20000 
----] ا 
[ 5 27 ادر : وثأرالن: ا 
ز 0 5 


)١1-54( الشكل‎ 


1 


وعادة يوضع قضيب معادلة الجهد على ارتفاع 0113© (30من الأرضى فى مدخل 
المنشأة بجوار صندوق المصهرات الرئيسية داخل غرفة الخدمة إن وجدت. 


والشكل ١-4١‏ ( يوصح طريقة استخدام قضيب معادلة الجهد. 


١١7 


500 11 00 
0 | - مانعة صواعق َ | الخدمة 
9 101 
ا 77 17 
59 ظ حصت 7 
ٌْ لما > ظ 
- ظ صندوق العداد 
ظ ! 


7777 


1 
اذ 2 
- قضيب الأرضي 3 
لا 
عم 
- لوحة التوزيع. 


)١8-54( الشكل‎ 

ويعت. 'ظام معادلة الجهد الرئيسى هام بالنسبة لنظام 1178 وكذلك نظام '11 »فى 
حين أن نظام عادلة الجهد الرئيسى غير ضرورى لنظام "11 وكذلك نظام '11 إذا تم 
تأريض كل جهاز بمفرده. 

ويعمل نظام معادلة الجهد الرئيسى على تقليل جهد التلامس أثناء حدوث 
الأخطاء مما يوفر الوقاية للأاشخاص من الصدمة الكهربية . 

والجدير بالذكر أنه إذا لم يتحقق الفصل الأتوماتيكى للمصدر الكهربى باستخدام 
نظام معادلة الجهد الرئيسى عند حدوث خطأ يجب استخدام نظام معادلة جهد 
إضافىء ويمكن عمل ذلك بالنسبة لجزء من المنشأة على سبيل المثال: الحمامات 
وحمامات السباحة أو للمنشأة كلها. 


وينصح بعمل نظام معادلة جهد إضافى فى أنظمة 171 وأنظمة '11 الطويلة والتى 
لها معاوقة مسار خطأ كبيرة لا تحقق فصل أجهزة الحماية فى زمن الفصل الامن وهو 
5 بحد أقصى . 

أما الأحمال التى ينصح باستخدام نظام معادلة الجهد الإضافى معها هى ا محركات 
الكهربية التى تسحب تيار بدء كبير لمدة زمنية أطول من 35. 

والشكل ( ١5-4‏ ) يوضح العلاقة بين نظام معادلة الجهد الرئيسى والإضافى . 


11 ظ ١‏ 0 
| 0 62 10 
2 
7 
هنا 6 
8 2 


الشكل )١5-14(‏ 
حيث أن 
موصل الوقاية 518 
موصلات نظام معاذلة الجهد الرئيسى . 
موصل الأرضى 


موصلات نظام معادلة الجهد الإضافى 
قضيب معادلة الجهد الرئيسى ( 
الهياكل المعدنية للأجهزة الكهربية 


بم رزج ين لحي ضما © 


١ ١. ه‎ 


الأجزاء الموصلة والخطرة مثل الكمرات المعدنية 7 


اشير الما 8 
قطب أرض مدفون فى الخرسانة 9 
هوائى التلفزيون 0 
مانعة الصواعق 11 


للوقاية من الصدمة الكهربية. ظ 
والشكل ( 7١-4‏ ) يوضح طريقة عمل وصلة تخطى على عداد ماء. 


)٠١-4( الشكل‎ 


وعادة تستخدم قوامط بمسامير 135088© لربط مواسير الماء وهوائيات التلفزيون 
ومانعات الصواعق والكمرات المعدنية. . إلخ مع موصلات نظام معادلة الجهد الرئيسى 
والإضافى» مع مراعاة أن يكون معدن هذه القوامط يشابه معدن الأجزاء المطلوب 
ربطهاء وفى حالة اختلاف معادن الأجزاء المطلوب ربطها يستخدم قوامط ثنائية 
المعدن . < 

كما أنه يجب اختيار شكل القوامط بما يتلائم مع الأجزاء المطلوب ربطها. 
-١١ / 4‏ الوقاية من التلامس غير المباشر باستخدام أجهزة الوقاية 

يعتمد اختيار أجهزة الوقاية للوقاية من التلامس غير المباشر على نوع النظام '11 أو 
11 أو 11. وفى الفقرات التالية سنتناول أجهزة الوقاية المستخدمة للوقاية من 
التلامس غير المباشر لكل نظام على حدة. ظ 


171 -استحدام أجهزة الوقاية فى نظام‎ ١ / ١/4 
رع يجب أ : كاز كر اك جهزة الوقاية ومساحة مقطع الموصللات 2-5 ث إنه عند ظ‎ 
815 حدوث قصر بمعاوقة مهملة فى أى مكان فى الدائرة بين أحد الأوجه وخط الوقاية‎ 
أو أى هيكل يحدث فصل ذاتى لجهاز الوقاية فى الزمن المحدد ولتحقيق ذلك يجب‎ 
. 1 تحقق المعادلة‎ 
25 1> جه [ا‎ +1 


حيث إن 

معاوقة مسار الخطأ 0 25 
التيار الذى يضمن فصل جهاز الوقاية فى الزمن المحدد 13 
فرق الجهد بين أحد الأوجه وخط التعادل ف 


1لاالسارقة مار نفك انين عدن الكوررى وم وشتلاكة الوه و لا لتقل 
الحفلاوتكدلك خط الوقاية 18م تقاطلة الخط إلى اسان وهدا مين بالشيكل 
.)5١-:4(‏ 

والجدير بالذكر أن معاوقة الخطأ و2 فى نظام 171 لا تعتمد على مقاومة قطب 
الأرضى . ويمكن حساب و7 فى حالة التركيبات الجديدة ويمكن قياسها فى حالة 
التركيبات القديمة ( ارجع للفقرة 5/٠١‏ ) وفيما يلى قيم م2 ا محسوبة لنظام 177 . 


فى المناطق الريفية كص 600 
قن المدان 2س 900 
فى المناطق الصناعية لقم 10 


25١ 28 

7 |! 

]| | : فم الى ١‏ 
الك سس سس يش ب. 37 
الشكل (4-١؟) ١‏ 


وبخصوص زمن الفصل الأقصى المسموح به فإنه يساوى : 
025 للدوائر التى تيارها ه 35 والتى تغذى برايز 
5 230 للدوائر التى تغذى معدات كهربية قسم1 (1 1358©) 

والغى مساك اليد 1لا المعدات العولة + 

55 لجميع الدواكر الاتخرم» 

وتستخدم أجهزة الوقاية التالية فى نظام 7171 

- أجهزة الوقاية من زيادة التيار قواطع - مصهرات . . 

- أجهزة الوقاية من التسرب الأرضى 151,618 

وسوف نتناول أجهزة الوقاية بالتفصيل فى الباب السابع. 

والجدير بالذكر أنه من شرط عمل أجهزة الوقاية من زيادة التيار تحقق المعادلة 4.1 
وفن ترط غيل الجييرة الوفانة مق الغمرج الأرقنيى تق المغادلة 1412 

2 ج ن]] > 1امآ 2.5 
حيث إن 


معاوقة مسار الخطأ 25 


تيار التسرب المقنن للقاطع 1417 


أقصى جهد تلامس مسموح به ويساوى 
أو ع7 120 < 
والشكل ( 85-؟١‏ ) يبين طرق استخدام أجهزة الوقاية فى نظام ©-/110 


(الشكل أ ) ونظام 5 (الشكل ب ). 
حيث إن : 
مصطهرات للوقاية من زيادة التيار ظ« ْ و 
قاطع تسرب أرضى ٠‏ ظ 1 
1 سوحن 
2 
وحم 1 
١‏ ا 
غم د 
]| ا |" 
كم | لبك 
000 -- 0 ب امس 
الشكل (55-5) 


1/84 / ؟ - استخدام أجهزة الوقاية فى نظام 1"1 
ماي ا ان بويا عا سو ا و ا 
3 جه ح]1] > 13 75 


حيث إن : 

معاوقة مسار الخطأ 25 
التيار الذى يضمن فصل جهاز الوقاية من زيادة التيار 12 
فى الزمن المحدد ظ 


جهد التلامس المسموح به ويساوى (501723 ش ٠‏ 06 


وتحقق المعادلة 4.2 عند استخدام قاطع تسرب أرضى . 
والشكل ( 71-4 ) يبين معاوقة مسار الخطا 25 فى نظام '1"1 ( الشكل أ). 
وكذلك طريقة استحخدام أجهزة الوقاية مع نظام 11 (الشكل ب ). 


جه 


سن صضا شل لس- 


الشكل (54-؟) 


17 استخدام أجهزة الوقاية لنظام‎ - "٠4 
00 يجب اختيار أجهزة الوقاية ومساحة مقطع الأسلاك بحي ث إنه عند‎ 
خطأين مع وجهين وخط الوقاية 21 تحقق المعادلة 4.1؛ ويستخدم مع نظام 11 أجهزة‎ 
: الوقاية والمراقبة التالية‎ 
. 121511120101 122011150111218 أجهزة مراقبة العزل‎ - 
أجهزة الوقاية من زيادة التيار.‎ - 
. أجهزة الوقاية من التسرب الأرضى‎ 
:11 وفيما يلى أهم ثميزات نظام‎ 
عند حةاوك خط اول .فى النقلاء اعم الام الخد الأوجه مع أرضى الحمل لا‎ 


1١٠ 


يحدث انقطاع للتيار الكهربى ولكن يحدث انذار ضوئى وصوتى من جهاز مراقبة 
العزل ( انظر الشكل ١5-4‏ )» وفى هذه الحالة يعمل النظام كما لو كان نظام 170 إذا 
كانت جميع الأجهزة مؤرضة بأرضى واحدء ويعمل النظام كنظام 151 إذا كان كل 
جهاز أو كل مجموعة من الأجهزة مؤرضة بأرضى خاص ولن يحدث قطع للتيار 
الكهربى عن الحمل إلا بعد الخطأ الثانى . والشكل ( 4-54 ١‏ ) يوضح ذلك علما بن 
جهاز مراقبة العزل غير مبين فى هذا الشكل . 


الشكل (4-4؟) 


لنظام 11 عند الخطأ الأول. 


والشكل ( ب ) يبين نظام '17 يستخدم أرضى واحد لكل الأحمال ويتحول هذا 

١4‏ - ملاحظات تراعى للوقاية من التلامس المباشر وغير المباشر 

-١‏ التلامس المباشر لوجهين من أوجه المصدر الكهربى يؤدى لصدمة كهربية بلا شك 
ولا يستطيع أى جهاز حماية فصل التيار الكهربى فى هذه الحالة. 

؟- التلامس المباشر لوجه وجزء موصل فى المبنى بسبب صدمة كهربية إذا لم 


- التلامس المباشر لوجه يمثل خطورة فى حالة عدم استخدام قاطع تسرب أرضى 
وذلك إذا لم تكن درجة عزل الشخص عن الأرض عالية» لذلك ينصح بارتداء 
الفنيين أحذية عازلة. 
4- الخطورة المشكلة من ملامسة الهياكل غير المؤرضة تعتمد على مقدار عزل 
ه - عند استخدام نظام 11105 أو 12100 يجب التأكد من استمرارية خط 281511 
.واستمرارية وصول خط الوقاية 215 للأجهزة» علما بأن الصدمة الكهربية تحدث 
:عند انقطاع خط /110آ أو خط 218 مع حدوث قصر داخلى داخل أى جهاز. 
5- يمنع إعادة جمع خط التعادل 11 مع خط الوقاية 58 لنظام 17105 بعد قاطع 
التتستت الأرضى فى نظام. جه الاك لآن ذلك يؤدى إلى فصل الماطع بصفة 
مستديمة كلما زاد تيار الحمل عن تيار التسرب الأرضى المقنن للقاطع ولن يعمل 
/ا- عند استخدام نظام 11 يجب التأكد من جودة أرضى الحمل لأآن الأرضى غير 
الجيد للحمل يمثل خطورة حقيقية للأشخاص عند حدوث قصر داخلى لأحد 
4- فى نظام11 يمنع بتاتا توصيل أرضى الحمل مع لوحة الخدمة الموجودة فى مدخل 
المنشأة لآنه يحتمل حدوث قصر لأرضى الحمل مع أحد الأوجه وهذه الحالة فى 
-٠‏ يجب تأريض جميع الأجهزة التى يتم تغذيتها من نظام 11. 


. عند استخدام محول ذاتى فى الدائرة يجب استخدام قاطع تسرب أرضى قبله‎ -١ 


نا 


الباب الخامس 
ا مو صلاات و الكابلاات 


الموصلات والكابلاث 
ه / ١‏ -الكابلات 5وع21') عداع ااا 
فى هذا الباب سوف نركز على الكابلات المستخدفة فى الجهوةذ التى لا تتعدى 

1137 والمستخدمة فى التركيبات الكهربية والتى يظلق عليها 081168 711128 . 

ويمكن تقسيم الكابلات بصفة عامة إلى : 

. )208201161688 كابلات أحادية القلب وتسمى موصلات‎ - ١ 

؟ - كابلات متعددة القلوب 0256165) ع005) 841111 . 

وتتكون كابلاات الجهود المنخفضة التى تعمل عند جهود أقل من 112377 من : 

| قلب معدنى 0056) وهو المسئول عن حمل التيار الكهربى؛ ويكزن إنا مهدا‎ - ١ 
من شعيرات» ويصنع من النحاس أو الألومنيوم لموصليتهما العالية للتيار‎ 
. الكهربى‎ 

؟ - العازل 1251113]108 ويقوم بعزل القلب المعدنى من الوسظظ المحميط بالكابل» 
مع كابلات الجهد المنخفض أهمها المواد البوليمرية 118165181 2013706116 . 

ه / ١ / ١‏ -القلوب المعدنية 


إن أهم المعادن فى صناعة القلوب هى النحاس والآلومنيوم . 
أولاً: القلوب النحاسية 

تستخدم القلوب النحاسية كقلب مصمت حتى مساحة مقطع “165020» وعادة 
يكون النحاس المستخدم في هذه الحالة من النوع الغحمر حتى يكون طرياء أما 
مساحات المقاطع الأكبر من “161012 فعادة تكون القلوب النحاسية مكونة من 


١١ه‎ 


الموصلات والكابلااث 

ه / ١‏ -الكابلات 5ع1ط2') عدرء ااا 

فى هذا الباب سوف نركز على الكابلات المستخدفة فى الجهود التى لا تتعدى 
637 والمستخدمة فى التركيبات الكهربية والتى يظطلق عليها 0081168 711128 . 
ويمكن تقسيم الكابلات بصفة عامة إلى : 
١‏ - كابلات أحادية القلب وتسمى موصلات 20201161688) .: 
؟ - كابلاات متعددة القلوب 020165) 2056) 851101111 . 

وتتكون كابلات الجهود المنخفضة التى تعمل عند جهود أقل من 11677 من : 
حم قل ودس :608 وهو المسيفول عن عمل العبان الكهرو وذكرن إن صما أذ 

الكهربى . 
؟ - العازل 11151112]108 ويقوم بعزل القلب المعدنى من الوسظ المحيط بالكابل» 

ويصنع العازل من أحد المواد العازلة : وهناك العديد من المواد العازلة المستخدمة 

مع كابلات الجهد المنخفض أهمها المواد البوليمرية 118165181 20137226116 . 
* - الفرشة والغلاف المعدنى والتدريع. 

ه / ١ / ١‏ -القلوب المعدنية 

إن أهم المعادن فى صناعة القلوب هى النحاس والالومنيوم . 
أولاً : القلوب النحاسية 

تستخدم القلوب النحاسية كقلب مصمت حتى مساحة مقطع “165020» وعادة 
يكون النحاس المسعخدم في هذه الحالة من النوع الخهمر حتى يكون طرياء أما 
مساحات المقاطع الأكبر من “161012 فعادة تكون القلوب النحاسية مكونة من 


١١ه‎ 


شكل مسحوق أبيض ع وتتميز هذه المادة بأنها لا تتأثر بالزيوت المعدنية والعديد 0 
من المذيبات 00 00 وهى مادة جير كاله ل ا 

المعرولة عمادة ووو 

ميتنس الكحافة و اعلى :ورحة بمزارة سفملينا 706 والعاتى #غالن الكقافة 

وأعان جخترصعة بقوازة متكتليا 1150 

ثانيا: الجوامد الحرارية 
أهم أنواع الجوامد الحرارية المستتخدمة فى صناعة الكابلات ما يلى : 

أ المطاط ]1 : وهناك نوعان من المطاط معاد طييى جرح بن اد جار 
ويستخدم على نطاق ضيق ف في العزل لأن أقصى درجة حرارة تشغيل له 26001 
ومعلاظ سافن بستوى غطائطة اوتنا ااواناكا ويعميز كفا ركه اريريف و التحومه 
لذلك تصنع منه عوازل كابلات السفن وإن كان هذا المطاط لا يستخدم فى 
صورته النقية؛ حيث يضاف عليه بعض الإضافات للتحسين من خواصه مثل : 
مطاط الإيثيلين بروبلين 28815 والذى له خواص كهربية جيدة عدا أنه قابل 
للاشتعال» لذلك تحتاج الكابلاات ذات عوازل مطاط الإيثيلين بروبلين لحماية 
خارضية وفضل ورب ة إطرارة القصوى الطاط 1388 تذرح 906 

ب - البولى ايثيلين التشابكى 2151 : وتعد هذه المادة من أشهر الجوامد الحرارية 
المستخدمة فى عوازل الكابلات» ويتحمل 11.215 درجات حرارة تصل إلى 
906 كما أنه يتحمل درجات الحرارة التى تنتج عند القصر والتى تصل إلى 
06 لتقرة زمنية قصيرة: 

وعادة يس يستخدم 31.815 كعازل للكابلات التى تعمل عند الجهود التى تزيد عن 
6177 إلا إنه يستخدم أيضا كعازل للكابلات التى تعمل عند الجهود الأقل من 
1137 وبالطبع هذا يؤدى لزيادة سعر الكابل؛ إلا إنه مفيد جدا في بعض 


١١ 7 


الاستخدامات. ويعاب على عوازل 11815 قساوتها الأمرالذى يؤدى لصعوبة ثنيها 
ه / ١‏ / ” - الفرشة والغلاف المعدنى والتدريع 
أولاً: الفرشة 
تقوم الفرشبة بإعطاء الكابل الشكل المستدير وهى تصنع من مواد عازلة مثل 
528 ,285 ,2970, وتحيط الفرشة طبقه العزل للكابل . 
ثانيا: الغلاف المعدنى 
عادة يستبخدم الغلاف المعدنى مع الكابلات التى تعمل عند جهود أعلى من 
11617 وهو يعمل على حمل تيار الخطأ الأرضى للكابل أثناء حدوث خطأ أرضى» 
ويصنع الغلااف المعحدنى عادة من الرصاص» ويحيط الغلااف المعدنى طبقة الفرشة 
للكابل . 
الثا: التدريع 


توضع طبقة تدريع على الكابلاتٍ لتوفير الحماية الميكانيكية للكابلء إلى جانب 
ذلك فإنها تحمل تيارات الخطا تمامًا مثل الغلاف المعدنى» وهى تصنع من شرائط من 
الصلب الطرى بسمك (0.850853 : 0.5)أو أسلاك من الصلب امجلفن. 

١ / ©‏ / 4 - طبقة الحماية اللخارجية 


تستخدم طبقة الحماية الخارجية لحماية عوازل الكابلات من عوامل البيئة 
الخارجية» وتصنع طبقة الحماية من طبقة من 825700 والذى يتميز بخواص كيميائية 
جيدة ومقاومته للمواد العضوية الموجودة فى التربة إلا أن المحاليل الهيدر و كربونية 
تدمر عوازل 2770 لذلك ينصح جتني لايك كا الات 6 فى الأماكن التى يوجد 
بها هذه المحاليل» وعند الحاجة لمادة قاسية لطبقة الحماية الخارجية تستخدم مادة 
البولى ايثلين عالية الكثافة 1151(15 وهى أحد أنواع اللدائن الحرارية التى تتلدن عند 
درجات حرارة أعلى من 11500 ويعاب على هذه المادة صلادتها التى تعوق عملية 


والشكل ( ه - ١‏ ) يعرض تموذجا لكابل بأربعة قلوب مجدولة وبعزل وبطبقة 


الشكل (ه - )١‏ 


والشكل (ه - ؟ ) يعرض تموذجا آخر لكابل بأربعة قلوب مصمتة وبعزل وبطبقة 


نلوب مصمقة من الألومنيوم - عزل :)ك7 - الفرشة مع || 1 


- طبقة حماية )'ام 


الشكل ه - "١‏ 


6ل ومروة يطبق تدريع من اشلاك من الصلب الملفن وظيقنة خلقامة ختارجيّة 


نضدوعة من 8576 , 


الشكل (ه - ") 


ه / ؟ -الكابلات ذات.العزل المعدنى 0ع)19ناكد1 - 1/1161 


تتكون هذه الكابلات من قلوب مصمتة موضوعة داخل أنبوبة من نفس معدن 
القلب», وتملة هذه الآنبوبة بأكسيد الماغنسيوم والذى يتميز بعدم تأثره بارتفاع درجة 
الحرارة ولا بعامل التقادم» ولكنه يتأثر تأثرا بالغا بالرطوبة لذلك عند تركيب 
الكابللات ذات العزل المعدنى يجب أخذ كافة الاحتياطات لمنع وصول الرطوبة للعزل 
(أكسيد الماغنسيوم ) . 00 

والشكل (ه - 4 ) يبين عدة قطاعات لكابلات ذات عزل معدنى تعمل عند 
جهد 66077 , 38077 , 22017 . 

وتعشير هله الكابلات بأنها معدة لتمديدها على أى سطح فهى مزودة بحماية 
مبيكانيكة: كما انها لكات يدرجنات 
الحرارة العال 3 ولا بالزيوت ولكن بعض 
الأحماض تسبب صدأ للكابللات» كما أنه 
يمكن استخدام طبقة الحماية الخارجية 
للكابل كموصل أرضى . ظ 

وفيما يلى محتويات الشكل (ه - ؛ ): 
أكسيد الماغنسيوم ويعتبر مادة عازلة [1] 
قلب مصمت من النحاس [2] 
طبقة حماية من النحاس أو الآألومنيوم [3] 


الشكل (ه - 4) 


١ 


والشكل (ه - ه ) يبين طريقة عمل أطراف نهايات للكابلات المعدنية . 


حيث إن 

مسمار تثبيت [1] 

جلت سبد [2] 

قرص من الفيبر [3] 

أطراف توصيل [4] 

صندوق معزول يربطد ١‏ [5] 

مع نهاية الكابل 

مادة عازلة (أكسيد الماغنسيوم ) [6ا 
كييك الماعسيو [7] 


طبقة خارجية من النحاس أو الألومنيوم [8] 
ه /” - اختيار مساحة مقطع الموصلات ‏ 
لاختيار مساحة مقطع الموصلات المناسبة تأخذ المتطلبات التالية بعين الاعتبار: 
١‏ - استغلال أحسن سعة تيارية للكابل . 
؟ - عدم تعدى فقد الجهد المسموح به(2.546) . 
* - عدم تعدى درجة حرارة الموصل المسموح بها عند القصر. 
وبمجرد معرفة تيار الحمل فإنه يمكن تعيين مساحة المقطع التى تحقق المتطلب 
الأول» ثم بعد ذلك ينصح بعمل اختبار للتاكد من صحة تحقق المتطلب الثانى 
والغالث . 
ه /” / ١‏ -اختيار مساحة المقطع للحصول على أحسن سعة تيارية 


تعتمد شدة التيار المار في الكابل على نوع التيار ( متردد- مستمر) ونوع الدائرة 
الح يستخدم فيها الكابل (أحادية الوجه - ثلاثية الوجه ) والمعادلات , 5.2 و 5.1 
50 تستخدم لتعيين شدة الكيار. 


١١١ 


١‏ - تيار مستمر 


1 جه (م) ظط -] 
0 


" - تيار متردد بدائرة أحادية الوجة 


و 
2 هب (لفه) شه هه 
لك 2050) لآ 
" - تيار متردد بدائرة ثلاثية الوجة 
ظ م 
20003 م در -1آ 
0 59ه© [31/: 


حيث إل : 


المّدرة المسحوبة 077 م 


شدة التيار المار (م) 1 
الجهد ف 0 
معامل القدرة 050) 


علما بأن 1 هو تيار الوجه في حالة الأحمال الأحادية الوجه وتيار الخط فى حالة 
الأحمال الثلاثية الوجه. أما ل هى جهد الوجه فى حالة الأحمال الأحادية الوجه 
وجهد الخط فى حالة الأحمال الثلاثية الوجه. [ 

والجدول (ه - )١‏ يعطى مساحة مقطع الموصلات تبعًا لثيار الحمل وطريقه 
التمديد عند درجة حرارة محيطة 3000 . 


١5 


الجدول (ه - )١‏ 


المجموعة 3 
» جهاز الوقاية تيار الكابل 


امجموعة 2 
مخواد اراي عا لكات 


المجموعة 1 


»ه جهاز الوقاية تيار الكابل 


م 


الم 
م 


15 


|] 9 


24 


32 
40 
534 


/3 
98 
129 3 


158 4 
198 5 
245 3 


292 0 
344 8 
353010 


448 3 
5325 4 
608 9 


726 9 
530 9 


الهم []آ) 


10 
1)( 4 -- 


20 166 
25 00 
3533 13 


50 55 
63 50 
80 63 


100 0. 


125 0 
160 5 


200 0 
250 0 
250 0 


315 0 
400 5 
400 5 


لك لا ) 
.0 


12 
15 
18 


26 
34 
44 


61 
52 
108 5 


135 5 
168 2 
207 3 


2520 7 
292 0 
335 3 


352 1 


453 7 
504 9 


١17 


للظم [0) 
له لم 


حيث إن : 

الجموعة 1 كابل أو عدة كابللات بقلب واحد ممدة داخل قناة. 

المجموعة 2 كابلات متعددة القلوب مثل: كابلات 2770 والكابلات المدرعة 
والكابلات المغلفة بالرصاص والكابلات الشريطية . 

الجموعة 3 كابلات موضوعة فى الهواء بعزل 151.815 بحيث إن المسافة بين أى كابلين 
ا 


د دكا ستعخدام أجهزة وقاية قابلة للمعايرة مثل قواطع امحركات يذ يضبط 
الفاطه على قبا التحميل عضيل . 

د علد بمكن استخدام أجهزة حماية 64[ مع الموصلاات الثنائية القلب. 

110 اجاين.. 


والجدير بالذ كر أنه يمكن | ستخدام اللجدول (ه - )١‏ فى تعيين: قاطع 1+ اية 
المناسب لحماية الكابل . 

واجدول (ه - ١‏ ) يعطى مساحة مقطع موصلات الوقاية 58 الصغرى تبعا 
لساحة مقطع موصلات الأوجه وكذلك تبعا لنوع الكابل المستخدم . 

وهناك احتمالان : 


. أن يكون موصل الوقاية هو أحد موصلات كابل متعدد القلوب‎ - ١ 
وهناك نوعان من الكابلاات همأ: كابلاات قدرة معزولة بثلاثة أو خمسة‎ 
موصلات» مساحة» مقطع موصلات الأوجه بها ما بين (0.5:18552107)؛ أو‎ 
. (لمصحم1.5:400)‎ 


؟ - أن يكون موصل الوقاية ممدداً بمفرده بدون حماية ( على الأرض مباشرة ) أو 
بحم امكو دالا فوا نيران ققرابت 7 


الجدول (ه - ؟) 


موصلا الوقاية تمدد بمفرده موصلات وقاية أو موصل 11/1 
)01 


(1) تختار موصلات 8111 لها مساحة مقطع أكبر من أو تساوى “108113 إذا كانت 
من النحاس» أو أكبر من أو تساوى 1621175 إذا كانت من الأالومنيوم . 


(2) غير مسموح بتمديد موصلات الألومنيوم بدون حماية. 


١ ه‎ 


(3) عندما تكون مساحة مقطع موصلات الأوجه “95122 أو أكثر ينصح باستخدام ‏ 


آم ألومنيوم ش 


دول 8ك يسان سال درسي اللزارة ذا كبام ارين 306 
ويستخدم هذا الجدول بالتسية للكابلاات الممدة فى الهواء . 


الجدول ١ه‏ - 7 


يعو مسرسما تج 
م ص ىف 


2 66 20 لا عه م 
مأ 


9 
9 
9 
8 
8 
7 


1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
00 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


برت برت يرن و هه هه 
أ 


إل حت حت ما حر اح دن 
و 


مدل 


وول 49ج على معام التشتاعتك كع لفاريقة الكمديت:وغنلاه الدواتن. 


الجدول ١ه‏ - 4 ) 


عدد الدوائر طريقه التمديد 
1 31 151 501 531 151 151 1 501 11 

- | - إ«توستهزءتودفة كمه 
ع 
52 


. 


2 

ع نك نك نك ذخ اكاك 

- إسسةاوس]ءتإسةإسماس | 4 

-|- إسإسماس اس هامس | 6 
إن : 


طريقة التمديد 1 التمديد داخل الحوائط أو داخل الخرسانة أو فى الأرض . 
2 طبقة واحدة على الحائط أو الأرض أو على حوامل الكابلات 
2317 ©0201) المصنعة نا : 


دزا | لطد | حا 


3 طبقة واحدة مثبتة على السقف . 
4 طبقة واحدة على حوامل الكابلات سابقة التجهيز أفقية 
اراسي ظ 
5 طبقة واحدة ممدة على حامل سلمى 1200617 13016) أو على 
كوابيل مثبتة فى الحائط كاعكلة]6 . 
مغال : 
خمسة محركات قدرة كل منها 169 230 يتم تغذيتهم بخمسة كابلات تمدد 
على حامل كابلات لإ158 ع1851) سابق التجهيزء فإذا كان جهد التشغيل 3801 
ودرجة الحرارة المحيطة ©40 المطلوب تعيين مساحة مقطع الكابلات المستخدمة . 


١77 


عليه 0 ظ 
حيث إن درجة الحرارة المحيطة 4000 وهى أقل من 700 لذلك يمكن اخثيار 
كابللات بعزل ‏ 2170 . 


ومن الجدول (ه - ") فإن معامل درجة الحرارة 164 عند عزل 2770 ودرجة حرارة 
)40 هو 0.85 . 


ومن الجدول ١ه‏ - ) فإن معامل التضاعف 161 عند طريقة التمديد 4 وعندما 
يكون عدد الدوائر 6 هو 0.75 . 


قا تراه متاو 7 ةتيم 

0050) 31 /در 
0-58 

وبأخذ معامل درجة الحرارة ومعامل التضاعف فى الاعتبار فإن تيار المحرك 
المكافىء 1 يساوى 8 
. دع1 
نكا )1 
294 - 526.8 0 
565 : 0.855 


ومن المجدول (ه - ١‏ ) فإن مساحة مقطع الأوجه عند المجموعة الثانية وعند تيار أكبر 
من أو يسارى م 89 تساوى 121132 25 , 


ومن الجدول (ه - > ) فإن مساحة مقطع خط الوقاية لكابل القدرة المعزول عندما 
يكون مساحة مقطع الأوجه 111 5 هو 131582 16 . 


لذلك نحتاج لكل محرك كابل بأربعة قلوب (162502 + 25202 2 3) , 


١8 


-اختيار مساحة المقطع لعدم تعدى فقد الجهد المسموح 
بعد اختيار مساحة المقطع المناسبة تبعا لشدة التيار وطريقة التمديد» وفرع 
حرارة الوسط المحميط ونوع العزل وعدد الدوائر الممدة سويّاء يجب التاكد من أن 
الكابل» وذلك باستخدام أحد المعادلات التالية . 
١‏ - دوائر التيار المستم 
7 6 لصتت 1١‏ 


؟ ‏ دوائر التيار المتردد الأحادية الوجه 
0059) بآ م1 2 
2-2 اوعس صصح ان 
00 ظ 
“" - دوائر التيار المتردد الثلاثية الوجه 


0059 ,1 160 3 7و 
يي اللساشس د د ب هر 


3.5 7 
حيث إن 
طول الكابل من المصدر الكهربى إلى الحمل (52) ]1 
شدة التيار بالآمبير 1 
المقاومة النوعية لسلك مساحة مقطعه ظ 0 
“1111 وطوله 113 عند درجة © 20 وتساوى 
8 للنحاس» 0.0294 للالومنيوم 
الانخفاض فى الجهد المسموح به بالفولت ظ 001 
مثال : 


فى المثال السابق إذا كان أطوال كابلات المحركات الخمسة 10013 وكان الانخفاض 
المسموح فى الجهد 2.596 فهل مساحة المقطع للكابلات مناسبة أم لا؟ 


١) 


الإجابة : 
0 2 2.5 


- 110 
100 
7 9.5 عه 
وباستخدم المعادلة 5.6 فإن مساحة المقطع التى تحقق انخفاض الجهد المسموح 
تساوى 
0509 1 31060 وي 1 
0 
8: 100 0.0178 ع 89 ع دي 8 
0.5 
10111111 


مساحة المقطع امختارة لذلك فإن مساحة المقطع المختارة مناسبة. 


ه /” /” -اختيار مساحة مقطع الكابل لعدم تعدى درجة الحرارة عند القصر 
بعد اختيار مساحة المقطع المناسبة لكل من : 

نان المملن: 

طريقة التمديد. 

- درجة حرارة الوسط المحيط . 

- نوع العزل . 

ماعدة الذؤاق المعدة هوي 

- عدم تجاوز الانخفاض المسموح به فى الجهد . 
يجب العاكد من أن مساحة المقطع الممعارة لا تؤدئ إلى تجاوز درجة الحرارة 

المسموح بها عند القصر وذلك باستخدام المعادلة 5.7. 


7ه ساسللاب سح دم 


حيث إن : 
مساحة المقطع 12114 ش م 
زمن فصل وسيلة الحماية عند حدوث القصر ١‏ 
المعامل 1 ء: : 
تيار القصر(4) |0010 ظ ]1 
والجدول (ه ‏ ”) يعطى قيمة المعامل تبعا لعدة القلوب فى الكابل ونوغ معدن 
الموصل ونوع العزل . 


مثال : 
فى المغال السابق تم اختيار كابل مساحة مقطعه (1611122 + 23132 25 3) بعزل 
فى بق تم اختيار كابل بعز 


27 ويقلوب من التحانى نت 
من الجدول (ه - 1) فإن المعامل 16 يساوى (115). 


١س‎ 


وباستخدام المعادلة 5.7 يمكن تعيين تيار القصر إذا اعتبرنا أن زمن فصل القاطع ‏ 
5 كما يلى : ظ ظ 


كيد ك1 
4. | 


.. 
27 


أى أن الل #ث ‏ 
54 


154 > 5 : 25 5 5 
5 يو 


2 
م 


ويمكن التأكد من أن تيار القصرلن يتعدى هذه القيمة وذلك بعد دراسة الباب 


الغامن . 


ضينل 


الباب السادس 
الأنظمة الختلفة لتمديد الكابلات 


10 


الأنظمة امختلفة لتمديد الكابلات 


11 -المواسير الصلب غننالهه© لهاء‎ 5 /١ 

يوجد نوعان من المواسير الصلب وهما مواسير صلب بخط لحام ومواسير صلب 
بدون خط لحمام. وتعوافر مواسير الصلب بأطوال 3.7558» وبالأقطار التالية 
(اتقط 32 ,25 ,20 ,16) . 

والجندير بالذكر أن مواسير الصلب الموجودة فى هذه الأيام من النوع الشقيل 
اءع5)6 عونادع 11639079 والتى يمكن ثنيها وقلوظتها باستخدام العدد المناسبة . 

وعند سحب الكابلات فى مواسير الصلب هناك بعض الاحتياطات التى يجب 
أخذها فى الاعتبار مثل : 
- يجب تركيب المواسير وتثبيتها قبل سحب الأسلاك بها. 
- يجب توفير عدة نقاط كافية لسحب الأسلاك . 


وعادة يتم تثبيت المواسير فى البناء بواسطة قفيزين كما هو مبين بالشكل (5 ١-‏ ). 


) ل٠‎ > 


الشكل (5 - )١‏ 
والجدير بالذكر أنه يستخدم علبة فحص من أجل سحب الأسلاك فى بادىء 
الأمرء وكذلك للفحص بعد ذلكء وعادة توضع علبة الفحص بعد كل انحنائين "90 
أو بعد بحد أقصى فى التحديدات المستقيمة» وتكون علب الفحص على 
شكل كوع أو وصلة 7. والشكل 5١‏ - 7 ) يعرض نماذج مختلفة من علب الفحص . 


١١ه‎ 


الشكل (5 - ؟) 
ويستخدم فى القطع والقلوظة منكار وسجله واله عضيل ولاورظ ر مصربيطة ): 
ويستخدم فى ثنى المواسير آلة ثنى المواسيرء وهذه العدد تشبه تماما المستخدمة فى 
أعمال السباكة. والشكل (5 - ©) بين شكل منجلة (أ) وشكل مضربيطة ( ب) 
وشكل آلة ثنى مواسير ( ج) . 


والشكل (5 - ؛ ) يبين طريقة تثبيت ماسورة فى علبة باستخدام جلبة ومئبت 


(الشكل ب). 


الشكل (5؟ - 5) ظ 
والشكل (* - ه ) يوضح طريقة تشبيت ماسورتين معا بواسطة جلبة ( الشكل 


الشكل (5 - ه) 


والجدير بالذكر أنه عند توصيل ماسورة صلب ثابتة فى الحائط مع آلة تتعرض 
لاهتزاز كمحرك كهربى يستخدم فى ذلك ماسورة صلب مرنة بالطريقة المبينة 


.) 5-5١ بالشكل‎ 


١7 


الشكل (5 -5) 
والجدول )١ - 5١‏ يبين عدد الموصلات التى يمكن تمديديها فى مقاسات مختلفة 
الجدول )١-5(‏ 


ماهو عدد الموصلات التى مساحة مقطعها “2.51052 ويمكن تمديدها فى ماسورة 
صلب قطرها 23111111 . 


الإجابة : 


من الجدول (5 - )١‏ فإن عدد الموصلات يساوى 18 . 


ليل 


والججدول (5 - ؟5) يبين المسافة القصوى 12152 بين نقاط تثبيت المواسير 2 
الصلب . 1 


المجدول 5١‏ -؟) 


مثال : 

ما هى أقصى مسافة تثبيت أفقية لماسورة صلب قطرها 205318 . 

الإجابة : 

من الجدول (5 - ؟١)‏ فإن أقصى مسافة أفقية 13 1.75 . 

والشكل "١‏ -7) يعرض نموذجين مختلفين لعلب الصلبء النموذج الأول 
مستطيل ( الشكل أ)» والنموذج الثانى مربع ( الشكل ب ) . 


والشكل 7-59) يبين طريشكين لعغبيت غلست الصلب داخل الحائط 


(الشكلأ), وخارج الحائط ( الشكل ب ) . 


١08 


الشكل 5 -م 
5 - 7 مواسير البلاستيك ©8257 


لقد ازداد استخدام مواسير البلاستيك فى الآونة الأخيرة لمميزاتها المتعددة عن 
مواسير الصلب فهى خفيفة الوزن» ولا تحتاج لتأريضها لأنها معزولة ولا تتعرض 
للصدق ويسهل ثنيها وقطعها بدون أى آلاات خاصة ويمكن تثبيت الأدوات فى 
هذه المواسير إما بالكبس أو اللصق عمادة لاصقة أو بواسطة سن قلاووظ وهذا نادرا ما 
يستخدم . 

وتحتاج مواسير البلاستيك إلى إمرار موصل وقاية 0 بداخلهاء حيث يتم 

وهناك أنواع من المواسير البلاستيك صلبة؛ ويمكن استخدامها فوق الحائط» وأنواع 
أخرى مرنة وشبه صلبة يمكن دفنها فى الخرسانة وفى داخل الحوائط . 

والجدير بالذكر أنه يمكن ثنى مواسير البلاستيك باليد بالاستعانة بالركبة» كما 
ينصح بتثبيت المواسير البلاستيك بعد ثنيهالمنعها من استعادة شكلهال وذلك 
باستخدام قفيزى تثبيت كالمبينة بالشكل (5 -9). 


1 


الشكل (5 - 4) 


1 


والجدول 5١‏ - ") يبين أقصى مسافة بين قفزان التشبيت فى حالة مواسير 
البلاستيك تبعا لقطر المواسير الخارجى . 
المجدول 5١‏ -*") 


]ايكيا 
6)] < 1 < 25 


وعند تمديد الأسلاك داخل المواسير البلاستيك يجب التأكد من عدم تعدى سعة 
المملسورةء» حيث إن تعدى سعة الماسورة يؤدى لتلفهاء ويمكن التحقق من سعة 
الماسورة تبعا لمقاس الماسورة ومساحة مقطع الموصلات الممدة فيها بالاستعانة 
بالجداول (5 -0-5(:)1). 

فالجدول 5١‏ - ؛ ) يبين معامل الموصلات المصمته والمجدولة الممدة مسافة قصيرة 
أقصر من أو تساوى 33 3» أو طويلة وتحتوى على انحناءات . 


١2١ 


المجدول (5 - 4) 


]|4 ]|8 |'] #سسسة | 

]اه سسا آ 

ل 
معامل الموصلات المجدولة | تمديد 


الانحناءات وطول الماسورة . 


مغال : 


المطلوب اختيار حجم ماسورة ٠‏ لتمديد 9 موصلات باع ص الروار 
7 مسافة مقدارها 410 مع وجود انحنائين. ْ 
الإجابة : 
من الجدول( 5 - 4 ) فإن معامل الموصلات التى مساحة مقطعها 5:2002. 1 وممدة 
مسافة طويلة هو 22 وبالتالى فإن معامل 9 موصلات يساوى [198 - 22 ع 9]. 
استمخدام ماسورة قطرها 20111122 . 


١ 


© 


2 
د 


12025 [32 | 16[20 ]25 ]2 | 202512 ٠ 


16 ]2522 ]1620 طول 


التمديد 
10 


)8 - 5١ الجدول‎ 


مثال ”: ظ 
ماسورة بلاستيك طولها 613 وتحتوى على ثلاثة انحناءات مطلوب تمديد 
الوصلات التالية لها 47)2.5101114 + 67)1.523112 + 6711202122 
المطلوب تعيين أقل حجم مناسب للماسورة . 
الإجابة : 
من اجدول 5 - 4 ) فإن معامل الموصلات يساوى بالترتيب 
2,0 ,16 
وبالتالى فإن المعامل الكلى للموصلات يساوى 
8 4 <<« 30 + 2276 + 166 
ومن الجدول (5 -ه ) عند طول تمديد 613 وعدد ثلاثة انحناءات فإن معامل 
الماسورة التى قطرها 13152 32 يساوى 474 وهو مناسب فى هذه الحالة؛لذلك 
تستتخدم ماسورة 2176 قطرها 32. 
والجدير بائذ كراتةايوجنذ اشكال محديية لددي السوريم السك قوم عر فرامتور 
6لام. والشكل (5 - ٠١‏ ) يعرض أربعة أنواع من هذه العلب وهم كما يلى :- 


علبة توزيع فى أربعة اتجاهات (الشكل أ) 

علبة توزيع مستقيمة وخلفية (الشكل ب) 

علبة توزيع خلفية (الشكل ج) 

علبة توزيع امجاهين على شكل زاوية ١‏ (الشكل د) 
5 /”- ترانكات البلاستيك عستعاسنم1 257 

الترانكات هى قنوات لها غطاء يمكن نزعه, ات بأنها قابلة للتشكل 
فعا لوط المستخدمة فيه وتعطى ! إمكانية تَعيجو الدوائر ستول . وعادة يكون 
غطاء ترانكات البلاستيك من النوع ذات الكلبسات . 

والشكل (5 - ١١‏ ) يعرض نموذجا لترانكات البلاسعيك يحتوى على أنواع 
الشكل أن هذه الترانكات مثبتة على ثلاثة جدران لغرفة. 


5 ١ 1 


2 صم ضير 
مز مد كه اكور 
4 
الشكل )١١ - ١(‏ 


غطاء نهاية الترانك 

وصلة على شكل زاوية 

وصلة لتثبيت أغطية الترانكات 
وصلة على شكل هآ 

وصلة على شكل زاوية 


سم اوح ين الحو صن 


وطئلة علق شكل 1 6 


- ترانكات مصضغرة 18نم تلاط . 
- ترانكات إطارية ا 1ك 
- ترانكات سهلة التشكل عستعلصنحطة ع261ام402 


-١/- " / 5‏ الترانكات المصغرة: 
توضع هذه الترانكات حول الأبواب والشبابيك» وتتواجد هذه الترانكات بأبعاد 
مختلفة. وفيما يلى بعض المقاسات التى تعرضها شركه 812110 16[ الفرنسية . 
ظ م3220 تصدم32»16 تضم 2012.5 
دمم 4020 تمد 40»16‏ تصط32»12.5 ١‏ 
ا ظ صصدم4012.5 
ظ م.6012 
ويقم تشبيت هذه الترانكات فى الحواشط باستخدام خوابير بلاستيكية 
(١انظر‏ الفقرة 9/5 ). وتتواجد مجموعة كسيرة من الوصلات التى على شكل +آ 
وشكل '1 ووصلات منحنية بإبعاد مختلفة تناسب المقاسات امختلفة . 
والتدور يلراه راسد وسكةك شعينة :من اخزائكات المهرة كن من بيك 
بيكارك ينداف عبا: :(الشكن ردكت 19 يعرش اعد ود و السام 
ا ظ ظ : 
وصلة على شكل"'1 07 1 
غطاء نهاية الترانك 0 
وصلة على شكل ,آ عمودية للحائط 
وصلة على شكل نآ موازية على الحائط 
وصلة تثبيت علبة مفتاح على جانب الترانك 
وصلة تثبيت علبة بريزة على جانب الترانك 
وصلة على شكل بآ عمودية على الخائط 


دم نا حر مما 06 أل 


١5 


ا“ "3 كك كر ور 
1 ظ 4 
0 يي 
ا حب 3 نكات 
1 0 نتلفين من التران 
ظ 5 ١5‏ ) يبي ظ 
7 ظ 
والشكل 001 
المصغرة . 


لتثبدئت ل 
هه ع" + 5 


صلة لتثيبيت : ىئ) تسد نب | 
5-5 بِدِ 
و 


وتتواجد أنواع من الترانكات المصغرة مزودة بحاجز داخلى يقسمها من الداخل ' 
إلى قناتين وذلك من أجل الفصل بين الدوائر اختلفة مثل دوائر الإنارة ودوائر الإنذار 
بالحريق ودوائر القدرة. ... إلخ. 

والجدول "١‏ - " ) يبين السعة ل ل يت المصغرة . 


4) >5١ المجدول‎ 


20 5 


20 5 


32*25 


من الجدول "١‏ - 5) يلاحظ: ‏ 


عا إل :سففة ترانك مغر يدون عدا 16 يت مساحة 
مقطعها “1210 2.5 هو 15 موصل . 

' إن سعة ترانك مصغر بحاجز (12111 12.5 ا 40 ) من موصلات مساحة مقطعها‎ - ١ 
هو 10 بحيث يمكن إمرار 5 موصلات فى كل قناة.‎ 41114 


١ 8غ‎ 


5 /"” / ؟- الترانكات الإطارية: ظ 

تغبت الترانكات عادة على الإفريز السفلى لحوائط الغرف» وهى تستخام لنقل 
الكابلات ذات الاستخدامات المختلفة فى الأرجاء انختلفة للغرف . 

وتتميز الترانكات الإطارية بسهولة تثبيت المخارج امختلفة عليها. 

والشكل ١4 - 5١‏ ) يبين طريقة تركيب الترانكات الإطارية على الإطار السفلى 


الشكل (5 - )١5‏ 
حيث إن 

وصلة لتثبيت مفتاح أو بريزة 1,3 
على الترانك 

وصلة لتثبيت مفتاح أو بريزة 2,4 
بجانب الترانك 

وصلة "71 5 
وضلة :]1 ظ ظ 6 


١ 8 


غظاء تهاية" , 9 


والشكل (” - ١5‏ ) يبين طريقة تثبيت المخارج الختلفة على الترانكات الإطارية . 


ظ 2 
ظ - ركائز هيكل بريزة مفككة 
كائز هيكل بريزة مجمعة ظ م 


)١١ - 5( الشكل‎ 


وتتواجد الترانكات الإطارية بمقاسات مختلفة فى الأسواق» فمثلاً : تعرض شركة 
0ه الفرنسية المقاسات التالية : 


تتم 20 2< 110 - تت 20 ع 75  -‏ تتتتة 16 خا 60 


وعادة تزود الترانكات الإطارية بحاجزين من الداخل للحصول على ثلاث قنوات 
داخلية لإمرار كابلات الدوائر اختلفة وذلك بالطريقة المبينة بالشكل .)١5- 5١‏ 


١و‎ 


' 50 
اللللأة: 
الشكل (5 )١5-‏ 0 

الوصلات لمخعلفة. 0000 

؟ /" /" - الترانكات سهلة التشكيز 

تتميزهذه الترانكات بأبعادهها الكبيرة والتنى تتراوح ما بيبن 
( 111111 5 ا 250 : 345012 100 )» ويوجد من هذه الترانكات أنواع تكون مزودة 
بحواجز داخلية لتشكيل أربع قنوات» الأولى لتمديدات الكومبيوترء والثانية 
لتمديدات الاضاءة والمقوى» والثالثة لتعديدات 
التليفون» والرابعة لعتعدددات دوائر الإنذار 
الختلفة . 

ولااي يختلف ١‏ لشكا العام لهذه الترانكات عن 
الأنواع السابقة . 


والجدير بالذكر أنه يمكن تثبيت قواطع مصغرة داخل هذه الترانكات على قضيات 
أوميجا. والشكل (5 -- ١7‏ ) يعرض نموذجا لترانكات سهلة الء شكل مزودة 
بحاجزين داخليين» وطريقة تثبيت مخارج عليها. 

ل ا 00 
التشكيل من الموصلات امختلفة . 
5 / كر انكات الألو منيوم 138 نظن" 13نا أت أ تاناخ 

صنسة ترانكات الالومتيوم اساسا قن الجل توقير 
الصلابة والجمال اللازمين لأعمدة القدرة 561106 
68 والمستخدمة لتوفير امارج احختلفة مثل: 
مخارج القوى - مخارج التليفونات - مخارج فاكس 
- مخارج كومبيوتر وذلك فى الأماكن المفتوحة مثل: 
المكاتب والبوتيكات وامختبرات . . . إلخ. 

وعادة يتم تغغذية الخارج المشفبتة على هذه 
الترانكات العمودية إما من ترانكات أرضية أو من 
الأسقف المعلقة 11228أعه 511506110160 


اس 


لس © نه © 


وتحتوى أعمدة القدرة عادة على حواجز داخلية 
لتوفير عدة مجارى لفصل كابلات القوى عن كابلات / 
التليفونات عن كابلات الكومبيوتر عن كابلات دوائر 20 
الإنذار. . . إلع. 


1 
ل 


وي 
0 


وتمتاز أعمدة القدرة بإمكانية نقلها من مكان 
لاخرتبعالمتطلبات المكان بسهولة ويسر بدون 
إحداث أى تغيير من التمديدات الموجودة. والشكل 
)١8-5(9‏ يعرض نموذجا لعمود قدرة مثبت عليها 
ويجدر الإشارة إلى أن الأعمدة العمودية تتواجد 

١م8-‎ "( الشكل‎ ١ 

فى صورتين» الأولى : مزودة بإمكانية لتثبيت المخارج ) ( 


د 
7 


١ 0_0 
اك‎ 


سد 


١ ؟‎ 


ويمك: تقسيم الأعمدة العمودية حسب طريقة تثبيتها إلى : 
- أعمدة قدرة تثشبت مع الأسقف الصلبة ( الثابتة ) . ظ 
- أعمدة قدرة تغبت مع الأسقف المعلقة. ظ 00 
ويوجد ترانكات ألومنيوم تستخادم فى التمديدات امختلفة مثل التمديد على 
الإطار السفلى للحوائط 51611128 , أو التمديد فى وسط الحوائط 10800: ولا تختلف 
طريقة استخدام هذه الترانكات فى هذه الحالة عن مثيلتها المصنوعة من البلاستيك... . 
ويمكن الرجوع إلى كتالوجات الشركات المصنعة لمعرفة سعة ترانكات الألومنيوم 
من الموصلات امختلفة . © 
؟ / ه- ترانكات القضبان عستعاسيت عنوطئن8 
تستخدم ترانكات القضبان فى المنشآت الصناعية وكذلك المنشآت الكبيرة 
كموصلات صاعدة» وكذلك للتوزيع على الأدوار امحتلفة. والشكل (5 )١59-‏ 


١ 


لا 
خا 


اأأكا 


4 


)١5- 5( الشكل‎ 


١ *ه‎ 


يبين طريقة إمرار القضبان داخل ترانكات القضبان وطريقة عمل تفرع من ترانكات ‏ 
القضبان بواسطة علبة تفرع مزودة بقواطع دائرة مصغرة لتغذية أحد الأحمال. 
ويمكن تقسيم ترانكات القضبان إلى : 
- ترنكات قضبان مستخدمة فى الإضاءة . 
- ترانكات قضبان مستخدمة فى توزيع القدرة. 
5/ه/١‏ جك لبان اميحر فى الجا 
تستخدم ترانكات القضبان فى إضاءة كل من المناطق الصناعية والورش 1550 
وذلك فى المبانى التى يصعب فيها تثبيت وحدات الإضاءة» ويعتمد اختيار ترانكات 
القضبان المستخدمة فى الإضاءة على : 
١‏ معدل استهلاك القدرة. 
؟ - عدد وحدات الإضاءة ( الفوانيس ) . 
“" - وزن وحدة الإضاءة . 
- شكل المبنى لتحديد طريقة التثبيت . 
ه - درجة الوقاية المطلوبة. 
والشكل (5 - ٠١‏ ) يعرض المخطط الأفقى لمصنع يبين فيه مخطط توزيع التيار 


.)٠١ - 5( الشكل‎ 


١6 + 


الكهربى بواسطة ترانكات الإضاءة لإضاءة المصنع . 
والشكل (5 - ١١‏ ) يعرض أحد أنظمة ترانكات الإضاءة والمصنعة بشركة 
.1110 ,لطع أولاو نآ -8 الأمريكية . 


حيث إن : 
قامطة تثبيت الترانك 1 
قال يوت وهدة الاعاءء 210 
غطاء نهاية .. ظ 3 
وصلة عمم ان لمكت 4 
وصلة تجميع ترانك على شكل '1 . 
غطاء للترانك * ' 6 
5000 2,01 
وطلة كاننورة مع الكرانك 12 
علبة توصيل كهربى ١‏ ظ 13 


١(‏ - ص)ميسم 


والشكل (5 - ١١‏ ) يوضح طريقة تشبيت وحدات إضاءة فلورسنت فى نظا 1 
ترانكات القضبان المصنع بشركة ©1©6161126 الفرنسية . 


الشكل (5 -1؟) 
5 / ه / ؟ - ترانكات القضبان المستخدمة فى توزيع القدرة 


الشكل (5 - 5 ) يبين مخطط توزيع القدرة الكهربية فى مصنع باستخدام 
ترانكات القضبان . 


١ /اه‎ 


والشكل 5١‏ - 14) يبن طريقة استخدام تزانكات ق قضبان ال ل يري ش 
على عدة ماكينات بأحد المصانع تبعا لتوصيات شركة 31061165 الألمانية . [ 


الشكل (5 -54): 


وعادة يكون ارتفاع نقاط التفرع 
15 011) - م10 حوالى 3 متر أعلى 
الأرضية:. ويكون اللمسافة بين كل 
ماكينة والأخرى يتراوح ما بين 
(4:650) ويكون المسافة بين نقاط 
ل قضبان القدرة حوالى 
3 تقريبا. أماالشكل (١١؟)‏ 
بي استخدام ترانكات 
المعبات للدرصير ين سحرل ولوجة 
التوزيع الرئيسية الخاصة به تبعا الشكل (5 - ١؟)‏ 


١ مه‎ 


لتوصيات شركة 84061161 الألمانية . 
والجدير بالذكر أنه توجد أشكال مختلفة لوصلات ترانكات القضبان والتى ‏ 
تساعد على مرونة الانتقال من مكان لآخر داخل أماكن توزيع القدرة الكهربية. 
والشكل 5١‏ - 755 ) يبين عدة نماذج مختلفة من هذه الوصلات . ٠‏ 


5 / 5- الترانكات الأرضية عستكلصتص 11008 . 
تستخدم الترانكات الأرضية فى المبانى الكبيرة مثل : المراكز التجارية والمستشفيات 
والمحكاتب المفتوحة والمعارض الكبيرة وصالات الكومبيوتر الواسعة.. . إلخ. 


وهى تستخام فى توزيع كابلات القدرة والاتصالات وتعتبرأهم مميزات . 
الترانكات الأرضية هو إمكانية نقل الأحمال الكهربية من أى موضع لآخر دون أدنى 
مشكلة: ؛ على سبيل المثال فى المكاتب المفتوحة فعند نقل المكاتب من مكان لآخر 
ومع وجود الترانكات الأرضية فإن ذلك يكون أمرا نهل لعوة الجديد من المخارج فى 
جميع أرجاء المكتب . 


ويدكو شين نتكنالات دين ال انكات م ثلاثة أتواع وهم كما 
--١‏ التمديد الشبكى 2110) : وهذه الطريقة تتساعد على المرونة فى نقل الحمال 
الكهربية وتستخدم هذه الطريقة فى المكاتب المقتْوحة كما بالشكل وذ - /90) . 


2 50010 - صندوق توصيل - قرانئك أرضي 1 - كابل الكهرباء الصاعد 


الشكل (5 -307) 


وعادة تكون السافة بين كل ترانك والآخر فى هذه الطريقة يتراوح ما بين 
(1.5:282) وقد تتغير هذه المسافة تبعا لدرجة المرونة المطلوية. 
؟ -التمديد ا متفرع مسلط سوم : : وتسةخدم هذه الطريقة ترافلك” رئيسى فى 
المنتتصف يقوم بتغذية المحارج المنتلفة التى قد تكون مثبتة على الحوائط, 
وتستخدم هذه الطريقة فى المكاتب ذات الحواجز والتى محتوى على ممرفى 


1١٠ 


طريقة تنفيذ بذ هذه الطريقة فى أحد ‏ لكاتب قات الحواجر ز الجانبية . 


علبة تفريع 1 5 الت 27 مك اد نت كراتك ارق 


٠ امجنىف‎ 


- كابل الكهرباء الصاعد ظ - كابل التليفون الصاعد 
الشكل (5 )١8-‏ 


- التمديد الخيطى 2613112161617: تعتبر هذه الطريقة هى أرخص الطرق السابقة 


ولكنها لا تعطى المرونة المطلوية والتى.نحصل عليها من الطريقتين السابقتين» 
حيث يمرر الترانك الأرضى الرئيسى على بعد 45012112 من الجدران الداخلية 


للمكاتب ذات الحواجز ويتم عمم تفرعات من علب التفريع الموجودة فى 
الترانك الرئيسى إلى المخارج امختلفة المثبتة على جدران المكتب بواسطة تفرعات 
قصيرة. والشكل 7١9 - "5١‏ ) يبين مخطط التمديد المحيطى لأحد المكاتب ذات 
الحواجز الجانبية . ظ 
'وحتى يمكن استنيعاب الأنواع المحتلفة من الترانكات الأرضية يجب أولاً التعرف ‏ 
على مكونات أرضية المنشات الكبيرة والتى تتكون من : 
اجواية سات ظ ظ 
؟ - طبقة الخدمة وهذه الطبقة لها عدة وظائف مثل : 


١1١ 


ترانك أرضي 


- كابل الكهرباء الصاعد. 


الشكل (5 -9؟) 


د -- التقليل من انتقال الضوضاء من طابق لآخر. 
“' - طبقة الأرضية النهائية والتى تكون إما بلاط أرضية أو طبقة خشب أو موكيت . 

وعادة تشبت الترانكات الأرضية فى طبقة الخدمة بطرق مختلفة أو فوق طبقة 
الأرضية النهائية. ظ ظ ٠‏ 

والشكل (” - )7١‏ يعرض بعض أنواع الترانكات الأرضية المنتقكجة بشركة 
7/130 الألمانية . 


١ 5 


١ 17 


)*١ - 5( الشكل‎ 


طبقة الأرضية النهائية 1 

لتقن لكان 2 

طلبقة الخلية 3 

كني السام التسعو ا عب القن 4 

طبقة ناعمة من الخرسانة ظ 5 
وفيما يلى أنواع الترانكات الأرضية المعروضة فى الشكل (5 - 70). 

اسك زانكات أرطي كدكن في تليق اتقدية ترات عرق ولك : 

١‏ - ترانكات أرضية تدفن فى طبقة الخدمة بطريقة متساطحة بقنوات مغلقة 
(الشكل ب). ‏ 

#تتراكاك أرهية عدن فى مية الشردواتة بطل قله واكاب :)يلض لتو عابنا لخن 
(الشكل ج). 

- ترانكات أرضية تدفن فى طبقة الخدمة بطريقة متساطحة بقنوات بأغطية 
(الشكل 3 ظ 

ه - ترانكات أرضية تدفن فى طبقة الخدمة بطريقة متساطحة بقنوات بأغطية 
ويمكن تجميعها فى الموقع ( الشكل ه).. ظ 

5 - نظام تمديد بمخارج للأرضيات الكاذبة ( الشكل و). 
-١/ 5 / 5‏ ترانكات بقدوات مغلقة تدفن فى طبقة الخدمة بطريقة متساطحة 


الشكل (5 )7١-‏ يعرض طريقة تركيب هذا النظام تبعا لتوصيات شركة 


10 الألمانية . 


حيث إن 
ترانك أرضى بفتحات 3 
ترانك أرضى بدون فتحات 0 


١ 


و كاك 6 


علبة تفريع بغطاء 0 
فتحات تستخدم فى التركيب وتمديد الأسلاك ع6 
وصلة بين الترانك الأرضى وترانك الحائط 1 
قافيز أحكام لوصل الترانك الأرضى مع ترانك الحائفطد ‏ 8 
ترانك حائط , 
خرسانة ظ 1 
أرضية نهائية 1 
وحدة مخارج توضع فوق الآرضية ] 


10 ا 2 
1 4 4 
0 ا 4 


2 


ا ْ ا 
2 3 


وع ته 5 


١ هه"‎ 


5 - ترانكات أرضية تدفن فى طبقة الخدمة بأغطية ويمكن تجميعها 
الشكل )77-5١‏ يعرض تركيب ترانكات أرضية تدفن فى طبقة الخدمة بطريق 
متساطحة وهى بأغطية ويمكن تجميعها فى الموقع تبعا لتوصيات شركة 


10 الألمانية . 


حيث إن : 
ترانك أرضى بغطاء 3 
زاوية لتفبيت جوانب الترانك فى حوض الترانك ‏ 6 
الجدران الجانبية للترانك 6 
ركائز لحمل الترانك الأرضى على الخرسانة . 
حواجز ظ 6 ,ع 
وحدة تثبيت الحواجز 1 
زاوية تغبيت الترانك مع الأرضية 5 
غطاء الترانك اللأرضى ع6 
وصلة ترانك غاطسة فى طبقة الخدمة 
علبة تفريغ فارغة ‏ 0 
وصلة ترانك متساطحة مع طبقة المونة 1 
ترانك أرضى به فتحات فى غطائه 10 


وحدة مخارج تثبت فوق الأرضية بأربعة مخارج 11 


وحدة مخارج غاطسة فى الأرضية بأربعة مخارجح 0 


وحدة غاطسة فى الأرضية بمخرج واحد 2 
خرسانة 0 
طبقة الخدمة 1 
الأوضية النياكية 0 5 


الشكل ( -؟") 


5" - نظام تمديد بمخارج للأرضيات الكاذبة 


الشكل (5 -7*) يعرض تركيب هذا النظام تبعا لتوصيات شركة 
تسططمععل 4 الألمانية . 

حيث إن : 
علب أرضية لتوزيع القدرة الكوعيية وخطوط المعلومات والتليفون [1. 
وحدة مخارج بعدد من الخارج يتراوح مابين 1:9 غاطسة 2. 
فى الأرضية الكاذبة (المحمولة ) 


وحدة مخارج بعدد من الخارج يتراوح ما بين 1:9 فوق اللأرضية الكاذبة 5 


١ 117/ 


الشكل (+ - 8) 


5 - خطوات تركيب الترانكات الأرضية 
يوجد عدة خطوات متبعة لتركيب أنظمة الترانكات الأرضية بصفة عامة يمكن 
١‏ - تحديد سارات الترانكات المطلوبة تبعأ للمخطط المعمارى المطلوب تنفيذه مقل 
المبينة فى الأشكال "5١‏ -ا”٠‏ 6 58-5 5 -59)» وذلك باستخدام مجموعة 
من الخيوط . 
© - تجميع هذه الأجزاء معا. 
4 - تشبيت هذه الترانكات فى الأرضية الخرسانية بعد ضبط المستوى الأفقى لها 
باستخدام جهاز ضبط المستوى الأفقى المستخدم فى الأعمال المدنية . 


١148 


ه - تثبيت الترانكات فى الأرضية الخرسانية على الوضع النهائى باستخدام المونة. 

والشكل 39 - 4) يبين طريقة استخدام الخيط فى تحديد مسارات الترانكات 
(الشكل أ) وشكل الترانكات الأرضية المجمعة فى الأرضية الخرسانية باستخدام 
الخوابير البلاستيك والدريل ( الشكل ب ) . 


00 3 
500 


ام رم 
١‏ 0 900 


الشكل (5 - 4*) 
5/ 5 / ه - اختيار نظام الترانكات الأرضية المناسب 
بمكن اختيار نظام الترانكات الأرضية المناسب تبعا لسمك طبقة الخدمة والتى يتم 
تحديدها من قبل المهندس المعمارى. 
والجدول (5 -7) يبين قواعد اختيار نظام الترانكات الأرضية تبعا لسمك طبقة 
الخدمة. 


١ 8 


)/- 5١ المجدول‎ 


ترانكات أرضية مدفونة فى طبقة الخدمة بطريقة متساطحة تتراوح مابين 40:65112 , 
بقنواك منلعة | 


ترانكات أرضية تدفن فى الخرسانة بطريقة متساطحة أو مدفونة. 


ترانكات أرضية مدفونة فى طبقة الخندمة بطريقة متساطحة أتت راوح ما بين 40:6011218 , 
ترانكات أرضية مدفونة فى طبقة الخدمة بطريقة متساطحة 
بقنوات باغ غطية يمكن تجميعها فى الموقع. 


5/ /ا - حوامل الكابلات '2939) علطة© 
تستخدم حوامل الكاببللات فى نقل الكابلات داخل أرجاء المصانع خاصة 
والمنشات الكبيرة عامة ويوجد منها ثلاثة أنواع : 
١‏ - حوامل كابلات بكتائف 1312328 16طة© . 
؟ - حوامل كابلات بأحواض سلمية 180061 ع16طة© . 


* - حوامل الكابللات ذات الأحواض المثقبة /ق83 2616© 6110 . 


١7 


5 -حوامل الكابلات ذات الكتائف 


الشكل "٠ - 5١‏ ) يعرض عدة نماذج لحوامل كابلات بكتائف . 


الشكل (5 - ه؟) 


فالشكل (أءعبءج)ء يعرض ثلاثة نماذج لحوامل كابلات بكتائف تثبت على الحائط . 
والشكل ( دء ه) يعرض نموذجين لحوامل كابلات بكتائف تثبت فى السقف . 
والشكل 5 - 75) يعرض نموذجا متكاملاً لحامل كابلات بكتائف يثبت على 


الحائط . 
حيث إن : 
قافيز لتعليق اللوح الفاصل 1 
فتحات لتثبيت الكابلاات 2 
لوح من الأسبستس لفصل مستويات الكابلات امحتلفة 3 
كلبس لتثبيت لوحين فصل الكابلات معا :. 4 


١ا/ا‎ 


الشكل (5 -5") 


وتستخدم حوامل الكابلات 


5 0 5 5 ش شْ ' تحيو ترعنوة 
ذات الكتائقف |_لجدا يه عذة 2 _ جحل الل الام 2-0-2 
راي مدن 3 9©- 23 7 


مستبيو ف سين الكايحصلوق فى تخالل 0 
بالشكا 09-53"*) علما بان الأبعاد 
المدونة فى هذا الشكل بالملى ميتر. 
-١ 15‏ حوامل الكابلات السلمية 
الشكل 5١‏ -7”8) يعرض العناصر 
التى يتكون منها نظام حوامل الكابلات 
حامل كابلات سلمى مستقيم (الشكل أ). 
حامل كابلات سلمى زاوى (الشكل ب): 
حامل كابلات سلمى على شكل 7 ( الشكل ج) . 
حامل كابلات سلمى على شكل صليب ( الشكل د ). 
حامل كابلات سلمى يتناقص فى العرض ( الشكل ه) . 
حامل كابلات سلمى يستخدم ككوبرى بين حاملين المسافة بينهم أقل من أو 
تساوى 8001313 ( الشكل و). 


الشكل (5 - /ا”) 


١/5 


الشكل (5 -8") 
واللجدول 8-59 ) يبين المسافات بين نقاط التغبيت على حوامل الكاببللات 
الكتائفية أو السلمية. 
المجدول 5١‏ -8) 


المسافة بين نقاط التثبيت 
واس اكد 


عند المنحنيات الأفقية أو الرأسية. 2 


على الأقل على بعد 1001018 من 
نقاطالعفرعللاحمال 


عند تفرغ الكابلات إلى الأحمال. 


عند عبور الكابلاات داخل حائط . 


١ 7 


١>: 


الشكل (5 - *) 


1 
5ت 


دوواعه - - 


و 


ْ 


(د) يبين 


يمه 


لمستوى رأسى موازى للحائط . 


ل 


وأ 


2 
80 


( ج) يوضح طر 
ة للانتقا 


ب إيبا 


ل من مستوى لاخر. 


تر 


يب زوج من حوامل الكابلات | 


يميا 


ِ 


( ب) يوضح طريقة 
لى 20011132 على ركائز كتا 


حامل كابللات سلمية من النوع الذى يقلل 
ثفية على الجدار. 


وأ 


03 


شر 


اكيس 


(59-50) يوضح طريقة 
(أ) يوضح 
كتائفية على الجدار. 


فال؟ 


طريقة 


تر كيت 


حامل كابلاات 


على ركا 


كز 


وأ 


تر 


كيف 


ا 


والشكل (ه) يبين طريقة الانتقال من مستوى أفقى لمستوى رأسى متعامد مع 
الحائط . ا 

وعادة يتم تشبيت حوامل الكابلات السلمية على ارتفاع لا يقل عن 211 من 
الأرض عند تثبيتها على الجدران. 

كما أنه يتم تثبيت حوامل الكابلات السلمية على ركائز كتائفية على الجدران 

والشكل (” - 4١٠‏ ) يعرض نظاما متكاملاً من حوامل الكابلات السلمية من 
تصميم.شركة . 1810 و 5/5]6508 1626ْآ - 8 الأمريكية. ظ 


حيث إن : 
حامل كابللات سلمى 1 
حامل كابلات به فتحات تهوية 2 
وصلة 3 
انحناء "90 أفقى 4 
انحناء "45 5 
وصلة 1 6 
وصلة صليبية 7 
وصلة منحنية 90 رأسية 8 
وصلة "45 رأسية 9 
وصلة منحنية 30 10 
وصلة منحنية رأسية 11 
وصلة على شكل 1 رأسية 12 
وصلة تقليل من العرض 13 
لوحة توزيع 14 
حاجز لفصل كابلات الدوائر اختلفة ‏ - 15 
غطاء لحامل كابلات مثقب 16 
وصلة تفريغ لأحد الأحمال 2 17 
وصلة منحنية لتمديد كابل لأحد الأحمال. ‏ 18 


١ هب‎ 


(و.-.ص)ميسسص 


١ /1/ 


ألواح لتشبيت الوصلات امختلفة 
وصلة على شكل صليب 


على مستويات يمكن تعديلها 


ام 


00 6« 
لسيبيمسا 
920 


9 


كتائفية 


لل 


5 


كتا 


نيما 
و6 


ثفية 


6 


على الجدار 


وصلة على شكل +1 
وصلة على شكل '1 


حيث إن : 


8 


ومثهب . 


ال 


)4١ - 79‏ يبين الأجزاء المختلفة التى يتكون منها حامل كابلات بحوض ‏ 


5 "- حوامل الكابلات المثقبة 


5 -الخنادق الأر ضية كطاعجرء""1' ظ 

تعد طريقة تمديد الكابللات داخل الخنادق الأرضية من الطرق الاقتصادية فى 
تمديد الكابلات» وتستخدم هذه الطريقة عادة فى التوزيع فمثلاً : تمدد الكابلات من 
محولات التوزيع للمصنع إلى لوحة التوزيع بالمصنع فى خنادق أرضية. وتعتمد ‏ 
أبعاد الخندق على كل من : 

الجهد ‏ مسار الخندق ‏ عدد الكابلاات الممدة فى الخندق . 

والشكل 5١‏ - 47 ) يعرض أربعة خنادق مستخدمة لتمديدات كابلات تعمل 
عند جهد 380177 » علما بأن الأبعاد المبينة بالشكل بالملى ميتر. 


© 
0 
500 06 
2 
6 
42 


١8 


507 1 
كابل 2 
قوالب طوب 3 
ردم 4 
شريط تحذير ظ 00 5 
مستوى سطح الارض النهائى ظ 6 


وهناك بعض التوصيات المتبعة عند تمديد الكابلات بالخنادق الأرضية : 


١‏ - عند تمديد الكابل فى خندق أرضى يجب أن يكون فى وضع متموج وذلك 
حتى يكون طوله أطول بحوالى 1090 من طول مساره الحقيقى وذلك لتفادى 
الإجهادات الطولية التى تحدث فى الكابل نتيجة لهبوط التربة اللاصقة للكابل أو 
التقلص أو التمدد الحرارى للتربة . 

؟ - عند عمل وصلات فى الكابلات يجب أن يتداخل طرفى الكابل عند الوصلة 
بحوالى (280 : 1.5) لتحضير وصلة ظ 
الكابل وحتى يكون الكابل مرتخيًا فى 
كلا طرفى الوصلة وذلك يمنع 
الإجهادات الميكانيكية للكابل. ‏ 

#يكون لشي يدويا'قى المرافغ الكىن.. 

؛ - جميع الحفر التى يزيد عمنقها عن 
0 يجب دعمها بالألواح الإسنادية. 
لمنع أطراف الخندق من الانهيار فى حالة 
التربة الرملية بالطريقة المبينة بالشكل 


الشكل(5-#:) 


١ 4 


49-59 ). علما بأن الأبعاد بالملى ميتر. 

ه - يجب فرش رمل نظيف فى قاع الخندق وبعد تمديد الكابل فوق الرمل يجب 
يغطى الخندق بالرمل الناعم النظيف مع توزيعه باليد توزيعا جيداء ثم توضع 
قوالب الطوب فوق الرمل الناعم لتوفير الحماية الميكانيكية المطلوبة» ثم يوضع 
امتداد الخندق على ارتفاع 3 من الطوب مكتوب عليها[احذر كابل 
بالأرض . 

5/ 5- طرق التغبيت 
إن اختيار طريقة التغبيت تعتمد أساسا على نوعية الحائط التى سيتم فيها التغبيت 

وفيمايلى أهم طرق التثبيت : 

)-آأسد ستخدام براغى ا نه لخشب والخوابير البلا ب ستيك : و5 2 تستحخدم هذه الطريقة مع 
الحوائط المصمتة. والشكل (5 -5: ) يعرض عدة نماذج لبراغى الخشب برأس 
مسدسة (الشكلأ). وبرأس مبططه وبها شق عرضى ( شكل ب )»ع وبرأاس 
كروى وبها شق عرضى ( شكل ج ). 


مسد «حستصطلا «سرحه 


الشكل (5 - 4 4) 


ويتم ثقب كل من الحائط أو الأرضية أو السقف المراد التغبيت فيه. وكذلك 
الجسم المراد تشبيته» ويستخدم فى ذلك دريل يدوى» ويستخدم بنطة برأس فدية 
وتسمى أحيانا بنطة مسلح كما بالشكل (5 - 15 ). 


وكين يكن لطر النفظة ستفا ويا قعل عابون اللاكعي اك امس ويد ذللك 
يتم دفع الخابور البلاستيك فى الشقب الموجود فى سطح التغبيت ( أرضية ‏ حائط ‏ 
سقف )2 ويتم تثبيت الجسم المراد تشبيته باستخدام برغى خشب بالطريقة المبينة 


بالشكل 5١‏ -5؛ ). 


الشكل (5 -45) 


فعند دخول البرغى الخشب بداخل الخابور البللاستيك ونتيجة للضغط يتمدد 
اللقآنون الاير لذ مجعل: الخرائع لايور باللبلاب اوتش يد . 
١‏ استخدام القفزان أوأربطة الكابلات : وتستخدم هذه الطرق لتثبيت الكابلاات أو 
مواسير البلاستيك على الحوائط المصمتة . والشكل (" 7 ) يعرض قافيز(أ) 
للكابلات المستديرة أو المواسير يتم تثبيته بمسمار خشابى (الشكل أ)؛ 


١م‎ 


كابلات يثبت مع برغى مثبت فى خابور بلاستيك لتثبيت الكابلات والتى لها 


* - التغبيت فوق الحوائط المجوفة باستخدام خوابير الحوائط المجرفة 11/811 1101104 
عل أو باستخدام المفاصل الزنبركية 1088165 1128م5 . 

والشكل 5١‏ - 48 ) يعرض الخطوات المتبعة للتثبيت فوق الحوائط المجوفة بخوابير 
الحوائط امجوفة؛ ( الشكل أ)., أو الخطوات المتبعة للتثبيت فوق الحوائط امجوفة 
باستخدام المفاصل الزنبركية ( الشكل ب ). 


١م‎ 


الشكل (5 -48) 


والجدير بالذكرأن طريقة التثشبيت بخوابير الحوائط ا مجوفة لا تختلف عن طريقة 
التغبيت بخوابير البلاستيك المشروحة فى الطريقة الاولى» حيث يتم عمل ثقب 
بالحائط وثقب الجسم المراد تثبيته» ثم يتم إدخال الخابور فى الحائط. وبعد ذلك يتم 
تثبيت الجسم ببرغى خشب فى الخابور. 

آنا طريقة التغبيت بالمفضل الزتبركى قفتم على التو التالى : 

فقن الفا وستب اللنسيي لزاه اسه قوع كل لقم داغل انقب 
الموجود بالحائط: وفى نفس الوقت يكون المفصل مثبتا بالجسم المراد تغبيته عن طريق 
برغى وبعد إدخال المفصل فى تجويف الحائط ينفرج المفصل؛ وبعد ذلك يتم رباط 
البرغى حتى يتم التغبيت علما بأنه إذا حاولنا فك الجسم المثبت بالمفصل الزنبركى؛ 
فإن المفصل سوف يسقط داخل الحائط المفرغ ولن نستطيع استرداده . 


”ما 


١م:‎ 


الباب السا 
ا رة ال 2 
جهزة الوقاية 
لوقاية الكهربية 


١/5 


/ ١-المصهرات‏ 5ع115 


تعتبر المصهرات الكهربية هى إحدى عناصر الوقاية الهامة من زيادة التيار الناتم عن 
زيادة الحمل أو القصرء وهى تتميز بمقدرتها العالية فى فصل الدوائر الكهربية عند 
ونا لسارو «وعيي ارقا شغر الناقيد الكوريية فون خراص العمييي الغالية لها 
30 والتى سنتناولها بالتفصيل فيما بعد . 


وفيما يلى أهم المصطلحات الفنية للمصهرات : 


1- التيار المقنن للمصهر 10156 01 011156724 152160 : وهو أكبر تيار يمر فى المصهر 


60 150 40 32 25 20 16 12 10 8 6 4 2 
0 1000 800 630 500 400 315 250 200 160 125 100 80 
؟- أقصى تيار لقاعدة المصهر ويساوى أكبر تيار مقنن للمصهرات التى تستخدم 
معها القاعدة» حيث إنه فى العادة يمكن استخدام القاعدة الواحدة لأكثر من 
مصهر له تيارات مقننة مختلفة. 
التردد (1) /[116011620: وفى حالة غياب هذا التردد فإنه يتراوح مابين 
(62112 :45). 1 


:- تيار القصر المتوقع ]1115611) 125050661176 : وهو التيار المتوقع مروره فى المصهر 
لحظة القصر. 

هد تيار الفصل التقليدى 1 وهو الكبار الذى يبحدث انصهار للمصهر فى الزمن المحدد 
والذى يكون أقل من (55) . 


١ /الم‎ 


7- تيار عدم الفصل التقليدى بم,1: وهو التيار الذى يمكن أن يمر فى المصهر مدة 
زمنية معينة (185) بدون أن يحدث انصهار له. ظ 
/ا- أقصى سعة للقطع 26117م02) 81631128 : وهى أقصى قيمة لتيار القصر كن 
للمصهر أن يقطعه عند الجهد المقنن. 
4- زمن انقطاع عنصر الإنصهار للمصهر 1206) 256-2501128 : وهو الزمن اللازم 
لانقطاع عنصر الانصهار عند مرور تيار الفصل التقليدى به. 
4- زمن الشرارة 6526 356188 : وهو الزمن الذى يمر من لحظة انقطاع عنصر 
الانصهار وبدء الشرارة إلى لحظة اختفاء الشرارة . 
5 الزمن الكلى 1536 02617311538 : وهو مجموع زمن انقطاع عنصر الأنصهار 
وزمن الشرارة . 
1١‏ معامل الانصهار 1861015 11015128 : هى النسبة بين تيار الفصل التقليدى 
والتيار المقنن للمصهر. 
وفيما يلى رموز المصهرات العالمية والألمانية : 
حيث إن : 
الرمز 1 مصهر قطب واحد. 
الرمز 42 مصهر قطبين. 
الرمز 3 مصهر ثلاثة أقطاب . 


00 0 0 


ويمكن تقسيم المصهرات بصفة عامة إلى : 
-١‏ مصهرات يعاد تسليكها . 


؟- مصهرات خرطوشية 565ناآ 210152086) . 


١ مم‎ 


1« المصهرات التى يعاد تسليكها 

وهذه المصهرات نت تستخدم فى الماضى فى المنازل وما زالت تستخدم إلى الآن. 
فى بعض المنازل» حيث يوضع سلك رفيع بين طرفى تلامس المصهرء فإذا انصهر هذا 
السسللف اهيدل عن ومعائل الديارها يساوي 2ع اتسيفلة: إذا يان العباو القن 
للمصهر 304 فإن تيار الانصهار المقغن له يساوى 60/6 تقريبا . 

والشكل ١-7‏ ) يعرض قطاعا لمصهر يعاد تسليكه. 


)١-١/( الشكل‎ 


وتمتاز هذه المصهرات برخصها وسهولة اسعندال عنصر انصهارها بدون أى 
تكلفة» ويعاب عليها أنها لا توفر الحماية المطلوبة إذا استبدل عنصر انصهارها عند 
تلفه بآخر أغلظء كما أن إنصهار عنصر انصهارها قد يتلف المصهر بأكمله نتيجة 
للشرر الحادث بالإضافة إلى أنها بطيئة. ظ 

والجدول ١-99‏ ) يبين قطر أسلاك النحاس المستخدمة كعنصر انصهار تبعاً للتيار 
المقنن . 


المجدول (/ا-١)‏ 


١8 


7 “المصهرات الخرطوشية 

فى هذه المصهرات فإن عنصر الانصهار يكون داخل أنبوبة من الزجاج أو 
السيراميك وتملى هذه الأنبوبة بمادة مانعة للحريق أو الشرارة مثل : الكوارتزء ويوصل 
عنصر الانصهار بنقطتى توصيل معدنيتين على أطراف هذه الأنبوبة. والشكل 
( 5-1 ) يعرض قطاعا فى مصهر خرطوشى بسيط . 


- جدار من السيراميك 


الشكل (/1-؟) 
وتستخدم المصهرات الخرطوشية فى حماية الأجهزة الكهربية والالكترونية ومآخذ 
التيار ( البرايز)؛ ولقد تمكنت هذه المصهرات من تغطية جميع عيوب المصهرات التى 
يعاد تسليكهاء ولكن يعاب عليها ارتفاع سعرها حيث يلزم استبدالها بعد كل 
انضنها ذ؛ ظ 
ويمكن تقسيم هذه المصهرات إلى : 
أ - مصهرات اسطوانية 10565 6م17 11206151681© . 
ب - مصهرات ريشية 101565 6م197 2821206 
ج - مصهرات مسننة 103568 1706 /163ن0 5 
ويندرج تحت المصهرات المسننة ما يلى : 
- مصهرات دايزيد ((1) 1013260 . 


- مصهرات نويزيد (100) 1160260 . 


١ 


77“ المصهرات الاسطوانية 


الشكل (10-) يعرض قطاعا 


فى أحد المصهرات الاسطوانية. 
- طرف معدني 
ويلاحظ أن عنصر الانصهار ! يد سس 
يحتوى على مقاطع لها مساحة 
مقطع صغيرة» وبالتالى تكون - عنصرالانصهار ‏ - مسحوق سليكا 
مقاومتها كبيرة؛ فعند القصر 


الشكل (/3-190) 
تكون هذه المقاطع هى أضعف أجزاء عنصر 


الانصهار. فيحدث الانصهار عند إحداها. 

والشكل ( 4-1 ) يعرض عدة نماذج من حوامل المصهرات الاسطوانية» فالشكل 
(أ) يعرض حامل مصهر قطب واحد» والشكل ( ب ) يعرض حامل مصهر أربعة 
أقطاب بذراع سكينة» والشكل ( ج ) يعرض حامل مصهر ثلاثة أقطاب . 


)5-١/( الشكل‎ 


وتتواجد هذه المصهرات بمقاسات مختلفة» فمثلا: توفر شركة 1685313310 الفرنسية 
ثمانى أحجام كما يلى : ظ 


تنتلط5. 31 76 8.5 (7طتلط 25.8 22 10.3 121213 23 غ2 8.5 22خ 6.3 


22 22 2 5 غ7 14 3 >3 10 10.32531.51223131 


155 


الوا يايو ماسو والآخر يعطى طول المصهر. 


١/0‏ ا اي ظ 

الشكل ( اه ) يعرض نموذجًا لأحد المصهرات الريشية التى لها 
سعات قطع عالية. وهى تتكون من جسم المصهر الحزفى والذى يكون 
على شكل اسطوانة أو متوازى مستطيلات» ويشبت على طرفى جسم 
املصهر ريشتان معدنيتان ( سلاحان) تمثلان نقطا تلامس المصهر, 
ويؤصل سلاحا المصهر من الداخل بعنصر الانصهار. 

وتستخدم هذه المصهرات لسماية الكابلات الرئيسية والمركات الشكل (/ - *) 
والأحمال الكبيرة . 

وتتواجد هذه المصهرات بأبعاد مختلفةع فمثلا: شركة 5 الألمانية توفر 
ستة أحجام مواصفاتها مبينة بالجدول (/ا-7). 


الجدول 9/ا-؟')2 


315 :0 


١ ؟‎ 


ولتشبيت هذه المصهرات على قاعدتها تستلخدم يد تثبيت بالطريقة المبينة 
بالشكل (لا-5 ). ظ 
وعادة فإن هذه المصهرات لا يتعامل معها إلا الفنيين الختصين . 


- جرء يتحكم في قبض 
وتجرير المصهر 


يد نذبيت 
جميع المقاسات 


الشكل (/5-1) 


1/7 5- المصهرات المسئنة 


هذه المصهرات تنتجها عادة الشركات الألمانية المصنعة لأجهزة الوقاية الكهربية. 
وتتواجد هذه المصهرات فى صورتين وهما: مصهرات الدايزيد (1 ومصهرات النويزيد 
0. ويتشابه كلا النوعين لحد كبير فى الشكل وإن كان حجّم الأول أكبر من حجم 
الثانى . ويوجد بهذه المصهرات أعلام ملونة يمكن مشاهدتها أثناء تثبيت المصهر فى 
قاعدته. وتساعد على معرفة حالة المصهرء ففى حالة تواجد هذه العلم فإن هذا يعنى 
أن المصهر سليم؛ وفى حالة خروج هذه العلم من مكانه يعنى هذا أن المصهر يحتاج 
لا سعدا وتتميز هذه المصهرات بسهولة التعامل معها؛ فهى لا تحتاج إلى فنيين 
لاععائل تعها كوااقي كانس الفبهرانث الريسية بحيتة ترود فاعدة كل مسي 
حلقة قطرها يعتمد على تيار المصهر وبذلك يصعب تبديل المصهرات المتجاورة معأ 
فى لوحة التوزيع بالخطأ. 


والشكل ( 7-١‏ ) يبين تركيب مصهرات الديزيد وهى تتكون من ثلاثة عناصر 
وهم : غطاء المصهر (1) وجسم المصهر ( ب ) وقاعدة المصهر ( ج). 
حيث إن : 


شباك زجاجى لمعرفة حالة المصهر ١‏ 1 


قاعدة خزفية 2 
سن مقلوظ 3 
علم ملون 40 
جسم خزفى 5 
عنصر الانصهار 6 
نقطة تللامس 7 
قاعدة تثبيت معدنية 8 
أطراف توصيل 9 
حلقة ملونة قطرها يعتمد 10 
على حجم المصهر 

قاعدة خزفية 11 
مادة إطفاء الشرارة 0 12 


2 7 / 


الشكل (/ا - 17) 


والتى تمنع تبديل ا باريد وتسهر تويوية ري 


- كت 
: 


5 
الشكل (/ا -8) 


والجدول 9(/ا-5؟) يبين المقاسات الختلفة ونوع سن القلاووظ وتيار قاعدة المصهر 


لاله 

117 

1001 

0003 
والنويزيد . 


لس 000 


1 الخواص الكهربية للمصهرات الخرطوشية 

إلى أريعة اكسام وهنم كماايلى: 

أ- مصهرات بخواص ,آع8 ( خواص قدية ) وهذه المصهرات توفر حماية كاملة خلال 
مدى تشغيلها وتستتخدم فى حماية الموصلات والكابلات . 

ب- مصهرات بخواص 311 ( خواص قديمة ) وهذه المصهرات توفر حماية جزئية 
وهى توفر حماية جيدة عند القصر. ٠‏ 

ج - مصهرات بخواص 8606 ( خواص حديثة ) وهذه المصهرات توفر حماية كاملة 
جيزانة اكاك بالقتيار النا سي ميا الدى عسي عا رضيو لد له 


د- مصهرات بخواص 884 ( خواص حديثة ) وهذه المصهرات توفر حماية كاملة 
خلال مدى تشغيلها وهى تستخدم لحماية المحركات من زيادة التيار الناتم عن 
والشكل (/ -- 5 ) يعرض خواص ,]8 وهى خواص أنبوبية بمعنى أنه عند أى تيار 
قصر يوجد قيمتان لزمن الفصل قيمة صغرى وتسمى بزمن الفصل على الساخن» 
فعنل استخدام مصهر 504 نوع مآع وزاد الحمل ليصبح التيار المار 1004 فإن زمن 
زمن فصل هذا المصهر سيتراوح ما بين (50225:35) . 


١ 17 


اا ايم © 
1 


ى بم ذّى ده 3 


+لل- ,/ هذا ووناعممومعوانق 


اتهة نهدا 
1 لضا 8110 888 9 9 هن كل 


د 3 


اعطان 
بهد 
١ 91911‏ ذل ار كم 1110 211 لا 
55 به هذ 0 108 04 5 ١‏ 06 ا 2 11 زه 15 6 انهت كه كد | . 
025 2 
لافسه 
د 1 
“2 الى 
مد . كمد بعك سوس 7 
دان :<5 لل التاال لعا لوال ادل 
5 اوووره ا« خبنم ع 623 5 2ن 65 3 تن بج زوع 
- تيار ال جس و[ أعمىنت أأيحماع- أعمطد ع 
-تيارالقصر الشكل )5-١/(‏ 


(1008:15005): وعندما يكون تيار القصر 5004 فإن زمن الفصل سيتراوح ما بين 
(205:35). 


هم ى همود 


ه 5ت بره ددقه ددة 


لحم ”0 0 اك 

2 8 1 9 ١ 5 ١ 6 8 1 5 6 5 ا‎ 02 
االظ1‎ ١ 
5-2-7 


ى ده 8 
للإاللل 


0 


بلك ال ل سا 27 تن( 5 2 ١0‏ 5 
ش الشكل )٠١-1/(‏ 


١8 


خاصية تحديد تيار القصر. والشكل )١1١1-1/(‏ يوضح خاصية محديد تيار القصر 
للمصهرات . ظ ظ 


مت ايرع همون 


الشكل )١1-1١/(‏ 
حيث إن 
تيار القصر المتوقع ظ 1 
تيار القصر الذى تم تحديده 1 
زمن انصهار عنصر الانصهار ا 
زمن القوس الكهربى 18 
الزمن الكلى 1 


١| 6 


والشكل (١/ا- )١1--‏ يعرض خواص تحديد واس سيراه مرت 0ه تياد 


مقنن يتراوح ما بين 2:800/4 . 


خا ا اانا 


100 


لعفا 
ذا ليرا 111 
ايلم| | م للذا 
١7‏ 


10 


2 


- قيار القصر أاهعا أممصيلو ا 7 
الشكل (/10-؟ 3( 


فمثلا كانت تار دس ل ينف ند فإن تيار القصر المحدد 
00000 
توضع المعلومات الفنية التالية على عنصر المصهر: 

١‏ - اسم الشركة المصنعة أو الماركة المسجلة. 


؟ - رقم التصنيع أو رقم الكتالوج. 


“"' - جهد التشغيل المقنن. 
؛ - نوع التيار» مستمر أو متردد . 
قع الكيار المماق : 
5 - سعة القطع. 
- خواص الزمن والتيار. 
8 -نوع المواصفات الفنية التى يخضع لها خواص المصهر عالية :)18 أو ألمانية 571015 
أو إنجليزية 85 .. إلخ. 
أما المصهرات الصغيرة التى تستخدم مع الدوائر الالكترونية فتكتب قيمة التيار 
والجهد بالطريقة التالية . 
0 أو 500 /10 أو 5007 /ى.10 
وفيما يلى المعلومات الفنية المكتوبة على مصهر بريش من إنتاج شركة 1605380 
الفرسية 
لسوروع. 1 لأ 
1815 
63 1 
5004 للد 
726 500 
2 - 18200269 
0 -63 11100 
2 -0636 17101 
10014 +1 
حيث إن : 
الشركة المصنعة ل مومع ]1 
رقم بكتالوج الشركة المصنعة ظ 15 


حجم المصهر 3 3 عانه1” 


خواص المصهر 21/1 21 ش 
تيار المصهر المقنن 500/2 5004 
جهد المصهر المقنن 5007177 مترد 72 500 
يخضع للمواصفات العالمية ©1836 269-2 158 
يخضع للمواصفات الفرنسية ©2056 0 - 63 36ل( 
يخضع للمواصفات الألمانية 5/21 2 - 0636 1718 
أقصى سعة 100164 14 100 .1 


١/؟‏ -قو اطع الدائرة المصغرة “تعطلهء7ط أناعنك عنصأ 

حالات الخطاء والفرق بين قاطع الدائرة والمفتاح هو أن المفتاح يقوم بوصل 

وفصل الدائرة يدوياً فى الحالات العادية» أما القاطع فيقوم بوصل وفصل الدائرة 

يدويا فى الحالات العادية» ويفصل الدائرة أتوماتيكيا عند حدوث أخطاء بالدائرة 

كقصرأو زيادة حمل . 

مميزات قواطع الدائرة المصغرة : 

-١‏ زمن الفصل لها قصير جدأ عند حدوث قصر فى الدائرة 

؟- يمكن إعادتها للمشغيل بإعادتها يدوياً لوضع 0177 بعد إزالة أسباب 
الخطأ. 

يمكن استخدامها كمفتاح رئيسى للدائرة. ‏ 

كن اتونائيها يدوي كاد غديا الأحيه ال يدوق جع دن عورف قز 
وتصنع هذه القواطع بعدد مختلف من الأقطاب منها ماهو بقطب واحد 
06م وآخر بقطبين 22016 , وآخر بثلاثة أقطاب 30016 » وآخر بأربعة أقطاب 
4001 


والشكل ١-1١‏ ) يعرض نموذجين لقواطع دائرة مصغرة قطب 
واحد ( الشكل أ)؛ وثلاثة أقطاب ( الشكل ب ).. 

والجدير بالذكر أن قواطع الدائرة المصغرة حتوى على عنصر 
للحماية من القصر وزيادة الحمل. 
زيادة الحمل على أحمال المحركات . وعادة فإن تيار الدائرة يزداد 
عدة مرات عند القصر تصل إلى 0 مرةء فى حين يزداد تيار 
الدائرة بحد أقصى مرتين من التيار المقنن عند زيادة الحمل. 

والشكل (/ا-: ١‏ ) يعرض قطاعا داخليا فى قاطع دائرة مصغر 
من شركة (10:آ1 8/583/4) . الشكل )١17-١/(‏ 


نقاط التلامس 8 


عنصر الفصل المغناطيسى 0( 
غرفة إطفاء الشرارة 7 


والمجدير بالذ كر أنه يمكن إضافة ريش مساعدة لقواطع الدائرة المصغرة بمكن 
استخدامها فى دوائر التحكم . والشكل ١5-1/(‏ ) يبين خطوات إضافة ريش إضافية 
لقاطع دائرة قطب واحد . ظ 


الشكل (/ا-ه١)‏ 
حيث يوضع القاطع أولاً على وضع 402 ثم يكسر غطاء الفتحة الجانبية للقاطع, 


ا 


ثم يعاد لوضع 011») ويدفع فيه وحدة الريش الإضافية وهمى على وضع 01 06 
وبعد ذلك يتم الربط بينهما بواسطة قامطة يايية 013502) 51108 . 


والشكل (/ا- )١5-‏ يوضح طريقة تثبيت قاطع دائر 00500 


)١5-1١/( الشكل‎ 


وفيمايلى رمز قاطع قطب واحد ..2)0[1 1. وآخر قطبين .201 22 وآخر ثلاثة 
أقطاب ..32001 ورمزوحدة ريش إضافية بريشة مفتوحة 2100 أخرى مغلقة ')ل8 


1 1 0 1 
7/7 -الخواص الكهربية لقواطع الدائرة المصغرة 


تكد تقسيم قواطع الدائرة المصغرة 11)8'5 تبعاً كر الخاضعة للمواصفات 
العالية 1867 الخاصة باللإصدار 1987 إلى : 


. قواطع دائر لها خواص 8 ( حديثة ) وتقابل خواص ,آ ( قديمة)‎ -١ 
وقدعةع‎ ١ #لها خواض ) ( حديكة ) وتعابل حواضي‎ 0 ١ 


هه .">" 


"'- قواطع دائر لها خواص (1 ( حديثة ). 

والجديو يالك كران الشركات الكبرى العالمية المنتجة لقواطع الدائرة المصغرة تنتج ت: 
أنواعا مختلفة من هذه القواطع بعضها يتطابق مع الخواص 00 
جح الرونات اجرو ابعص الاو 

فمثلا : معظم الشركات الألمانية 3: تنتج قواطع لها الخواص التالية : 


انآ ,8 
والجدول (-ه ) يععرض المواصفات الفنية لقواطع دائرة مصغرة لها الخواص 
التالية : 
,0,1 ,8,0 


الجدول (/ا-ه ) 


وم الخواص 
فتيار | التيار التيار التيار 
الأصغر الأصغر 


٠‏ 8 | اللجنة الفني الامانية 
6 واللجنة الفنية 


2.5 2< م31 إط[] << 1.1310 
15> 11د 1> | م[آذ1.4 

0< 0آ5 |إط[ << 1.1310 

1.4512 | >11 1013 >> 


0/< م61 | ط1 < 110 
5.2111 11> 


العالمية 1130 
اللجنة الفنية الألمانية 
د00 


+1 واس 
4101-5 ط1> | صآاذم.1 
5ك >< 10 1١١‏ < 1.310 63 -32 
حالترقى والطهطك ط1> | 1.612 

025< 710 إاط1< 1.51 [ تم 0.5 
5 | 1012 1> 


ع تحاط تمت 


الزمن 00 


5 55 
5-0 9 
>15 1215 20115 

1.40 <1 91 <> 5 

11.212-65 1>| م[زت1.7 12-5 

15 >< م[ 4.5 111< 110 

32-3 1.612 |> 1 |0415 


15_)< م71 أط1< مطاذ0. 1 

1.212 |>1 >55 

5< 1< مكلذ 1.1 اللجنة الفنية العالمية 
111 

1.4510 5012 ]>-) 5 


والجدير بالذكر أن اختلاف خواص 84008'5 تتيح الفرصة للاختيار المناسب منها 
تبعاً للخواص الكهربية للحمل فمثلاً: تستخدم القواطع التى لها خواص 1,8 فى 
وقاية المواصلات والكابلات» فى حين تستخدم القواطع التى لها خواص ,0,0,0 
لوقاية الأحمال التى لها تيار بدء كبير مثل : المحركات- المصابيح المتوهجة - المصابيح 
الفلورسنت - مصابيح الصوديوم - المحولات . . إلخ. 

أما القواطع التى لها خواص (1 فتستخدم لوقاية الأحمال التى لها تيارات بدء 
كبيرة جداًء حيث يتضح من الجدول السابق أن زمن الفصل عندما يكون تيار 
التشغيل 1.13 من العيار المقنن هو أكبر من 1 ساعة (18) . وزمن الفصل عندما 
يكون تيار التشغيل 1.45 من التيار المقنن هو أصغر من 1 ساعة (18) . وزمن الفصل 
عندما يكون تيار التشغيل 10113 هو أكبر من 0.1 ثانية (0.15) » وزمن الفصل عندما 
يكون تيار التشغيل 50111 هو أصغر من 0.1 ثانية (0.15). 


وتختار قواطع الدائرة المصغرة تبعا للتيار المقئن للحمل ومساحة مقطع الموصلات 


وحن 


الأقصى المتوقع وذلك لمعرفة سعة القطع المطلوبة للقاطع. وسوف نتناول طريقة 
حساب تيار القصر فى البابٍ التاسع علما بأنه يمكن استخدم الجدول ( ١-0‏ ) فى 
معرفة التيار المقنن لقواطع الدائرة المستخدمة فى حماية الكابلات . 
-- عرض المعلومات الفنية على قواطع الدائرة المصغرة 
توضع المعلومات الفنية التالية على جسم قاطع الدائرة المصغر 7/©78. 
١ح‏ الكتركة المضفعة 1و الماركة المسحلة. 
الجهد المقئن. < 
4- تيار التشغيل بدون كتابة الحرف 4 الدال على أمبير فى حالة خواص 8,0,9 . 
على سبيل المثال 816 أى خواص 3 وتيار 164 . 
ه- التردد إذا كان القاطع يعمل على تردد واحد . 
1- أقصى سعة قطع. 
- مخطط التوصيل إذا كان على غير المتآلف عليه. . 
4- درجة حرارة التشغيل إذا كانت مختلفة عن ”“©30. 
وإذا كان حجم القاطع صغيرا فإن المعلومات رقم (4,5,7,1 ) توضع على جانب 
أو خلف القاطع؛ أما المعلومة رقم 7 فتوضع داخل علبه القاطع . 
والشكل ( 17-9 ) يعرض المعلومات الفنية المعروضة على قاطع دائرة مصغر من 
إنتاج شركة 5161216115 الألمانية . ظ 
حيث إن : 


القيمة الحجمية وتساوى تيار عدم 22 ١‏ 


الفصل الطبيعى 


خواص الزم. والتيا 1 22-4 عإلم 
كرك ار وخر 220/380 
: التيار المقنن للقاطع(12) 16 
جهد التشغيل المقنن 007 2 
يخضع للمواصفات الالمانية 1/88 88 
قسم تحديد التيار 3 
٠‏ / “- قواطع المحركات المصغرة 81008'5 :84040 
تنتمى قواطع ا محركات المصغرة 
لعائلة القواطع المصغرة» وتتميز 
هذه القواطع بأنها تكون مزودة 
بوسيلة لمعايرة تيار التتشغيل 
والفصل اليدوى. كما أنها تكون 


مزودة بإمكانية إضافة ريش 
إضافية لها. والشكل )١8-1١(‏ 
يعرض صورة لقاطع محركات 
مصغر وتزود هذه القواطع 
بمفتاحين انضغاطين, أحدهما 
أحمر(0)» والأخرأسود(آ]). 
ولوضع القاطع على وضع 011 يجب الضغط-2 الشكل(0ا-6١)‏ 

على المفتاح الأسود للداخل» وعند حدوث 

خطأ يؤدى لفصل القاطع فإن المفتاح الأسود سيخرج للخارجء ولإعادة تشغيل 
القاطع يجب الانتظار لحين يبرد العنصر الحرارى للقاطع ثم إعادة الضغط على المفتاح 
الأسود . أما إذا لزم فصل المفتاح ووضعه على وضع 011 يدويا يجب الضغط على 
المفتاح الأحمر للداخل . 


وتزود هذه القواطع بوسيلة لضبط تيار التشغيل 1 على قيمة تساوى 18 (0.6:1) 
حيث إن 12 هو التيار المقنن للقاطع. ويحدث فصل مغناطيسى لهذه القواطع عندما 
يكون التيار المار فى الدائرة مساوياً 10412(1) » ويمكن إضافة عنصر فصل للقاطع عند 
انخفاض الجهد م1 701286 112067 وكذلك عنصر فصل توازى 518) ]521121 . 
وفيما يلى رمز قاطع ا محركات المصغر ( الرمز 1 ) » ورمز قاطع مصغر مثبت عليه عنصر 
فصل عند انخفاض الجهد >[1آء وعنصر فصل توازى '1. 


حيث يتم توصيل طرفى عنصر الفصل عند انخفاض الجهد بمصدر الجهد» فعند 
انقطاع التيار الكهربى أو انخفاض الجهد يقوم هذ! العنصر بفصل القاطع . 

ولا تختلف الخواص الكهربية لقواطع المحركات المصغرة عن الخنواص الكهربية 
لقواطع الدائرة عدا أن الأولى قابلة للمعايرة . 


والشكل ( ١5-1‏ ) يعرض خواص الزمن والتيار لقواطع المحركات المصغرة المنتجة 
فى شركة 168131310 الفرنسية . ظ ظ 
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51١ 


(خ) :آ 


للعايرة للقاطع 


* 
: 
15 


حسم 
م4 
"سين" 
:1 


5 
ّ 


عد ز-دمه |4063 أ4و وده قفوي |شيقية تيار 


06.3 


المجدول (/ا-") 


5 ]1 الفرنسية 


والجدول ( 5-1 ) يعرض دليل اختيار قواطع المحركات ! 
والتى لها سعة قطع 600048 عند جهد 38017. 


ف و ألمد» 


فى 1 


- مضاعفات تيار التنث 


)١4-1/( الشكل‎ 


ناح لمق انوع 0 


9 

1 

1 الالال 

0 | 

ملاو 0 ب - 

2 3 1 

3 1 

. --2 
ا( ا 

.| الالللا ا 


0 
| ||| || !!!ااا الاير 


. © «» . بجي » ه . وز » ه. ١‏ ١ه‏ 9ه هه + 


ار 1 د_- 
كت 
© ون 
0 ون رو وواى؟ 


006 


مثال: المطلوب اختيار قاطع المحركات المناسب وتحديد تيار المعايرة له والمخاص 
بمحرك استنتاجى ثلاثى الأوجه قدرته 10167 ويعمل عند جهد 380177 ومعامل قدرته 
8. 

الإجابة : 


يمكن تعيين تيار تشغيل امرك من المعادلة 
م 


و5 7 3 || 


0 22 10 
م16 لت دا ل 


/3 3 380 28 


ومن المجدول (/ا-5 ) يمكن اختيار قاطع تياره المقنن 10-204 » وتيار معايرته 
يتراوح ما بين 18-16:204, ويتم ضبط هذا القاطع على 15-194 » فإذا أصبح تيار 
الحمل يساوى 215» فإن زمن الفصل من الشكل (/ا-9١‏ ) يساوى (40:1005) » فى 
خخين انه ذا اصييي تبنان امول ماري 815 فداه نافيل المبين هن الشكل 
١9--1/9‏ ) سيساوى (1005:25). 


/ 5 - قواطع الجهد المنخفض 1.1078'5 
تعمل قواطعالجهد على توفير الوقاية من زيادة الحمل وكذلك القصر والتسرب 
ويمكن تقسيم هذه القواطع تبعاً لتركيبها إلى : 

-١‏ قواطع الدائرة المقولبة 85626655 16نات11ن) 0256) 840101060 : وتكون هذه 
القواطع متكاملة ومغلفة بغلاف بلاستيكى . وعادة فإن هذه القواطع غير قابلة 
للفك ولا يمكن صيانتها واستبدال ريش تلامسها عند التلف بل تستبدل كلياً: 
وتصل التيارات المفننة لهذه المواطع إلى 4004 ». وسعة قطعها تصل إلى 
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14 . علماً بأن هذه القيم تتغير يومأً بعد يوم نتيجة للتطور التكنلوجى فى 
صناعة هذه القواطع . 

؟-- قواطع الدائرة المفتوحة 816316655 116ا1150) ءملا؟ -0268 : وتتكون هذه القواطع 
من مجموعة من الموديولات 840011165 يمكن استبدالها فى أى وقت» كما أن 
هذه القواطع معدة لصيانتها وتغيير ريش تلامسهاء وتصل التيارات المقئئة لهذه 
القواطع إلى .50004 وسعة قطعها إلى 250164 . علماً بأن هذه القيم قابلة 
للتغير مع التطور التكنلوجى . 


ويبمكن تقسيم قواطع الجهد المنخفض من حيث طريقة فصلها إلى : 

-١‏ قواطع تفصل عند تيار يساوى الصفر. 11261110121105 0تاعنلك - اللء:11لنات) 
للموجة وتسمى هذه القواطع بقواطع غير محددة للتيار. 

د قواطع نحدد التيار وتقوم هذه القواطع بقطع التيار أثناء تزايده فى النصف 
الأول للموجة قبل أن يصل إلى القيمة العظمى ويمكن تحقيق ذلك بعدة طرق وهم 
كما يلى : 

أ ايكون القاطع له مقاومة كبيرة لعنصر الفصل الحرارى والمغناطيسى تعمل 

على تحديد تيار القصر لقيم يمكن التحكم فيها وفصلها بالقاطع . 

ب - يكون للقاطع زمن فصل صغير جدا . 

والشكل ( ٠١-1!‏ ) يوضح الفرق بين عمل القواطع غير ا محددة للتيار والتى تفصل 
التيار عند المرور بالصفرء والقواطع التى تحدد تيار القصر. 


حيث إن 
ثيار الفضر الاقضى المتوقغ 15 
تيار القصر المحدد باستخدام قاطع محدد للتيار و 
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لحظة حدوث القصر 60 


لحظة فتح أقطاب القاطع المحدد للتيار 0 
لحظة قطع التيار تمامأ عند استخدام قاطع محدد للتيار 02 
لحظة فتح أقطاب القاطع غير المحدد للتيار 03 


لحظة قطع التيار تماما عند استخدام قاطع غير محدد للتيار ‏ 4] 


مي ينم للد سم عدا 


تالا 0 ال لاا اليب ا 


»مدص سه بسح امسسيودس”<بصييبيبييبيب - --” ووم 


اد ادا ادا اليا مسا لل جد اد ال صم ا 
اما 
- 


لحن ع عد جر حم حم ا 


5 
* 


الشكل (/١1-١؟)‏ 


وتحتوى هذه القواطع بصفة عامة على نظام فصل عند زيادة التيار يتكون من : 

- عنصر فصل حرارى بطىء ع635 1ع لقتصمعط 1" 
- عنصر فصل مغناطيسى يعمل 20 161625 112826112 111512121220105 
- عنصر فصل مغناطيسيى بتأخير زمنى قصير 162156 11282611 '[0612 5110116 


"5١ 


أولاً: نظام الفصل الحرارى 


يعمل هذا النظام على وقاية الدائرة من التيارات الناتجة عن زيادة الأحمال» وهو 
يتكون من شريحة ثنائية المعدن مكونة من معدنين لهمامعامل تمدد حرارى 
مختلف» وعند مرور تيار أكبر من تيار الحمل المقنن تنثنى هذه الشريحة فيحدث 
فصل للقاطع ويختلف زمن الانثناء الكامل لهذه الشريحة والمسبب لفصل القاطع 
باختلاف التيار المار» فكلما زاد التيار المار قل هذا الزمن والعكس بالعكس . 


والشكل 7١-1(‏ ) يبين طريقة عمل نظام الفصل الحرارى» فالشكل (1) لنظام 
فصل حرارى فى الوضع الطبيعى» والشكل (ب) لنظام الفصل الحرارى لحظة مرور 


تيار كبير. 
_ 
١‏ 
: 
4و 3 
١‏ 
ب ا 
الشكل (/1-١1؟)‏ 
حيث إن 
سقاطة 2 
نقاط التلامس 3 
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محور ارتكاز 4 

ياى 5 
ثانيا: عنصر الفصل المغناطيسى 

ويعمل هذا العنصر على توفير الوقاية من تيارات القصرء ويتكون من ملف 

كهربى له قلب حديدى يعمل كرافعة لالة الفصل المغناطيسى» فعندما يزداد التيار 
المار فى الملف الكوريين ليصل إلى حد معين يتحرك القلب الحديدى ليجذب آلية 
الفصل مسبباً فصل القاطع فى زمن يتراوح ما بين (10:305735) وذلك فى حالة عناصر 
الفصل المغناطيسية الفورية. ويمكن إدخال مؤقت زمنى الكترونى فى القاطع 
لإحداث تأخير زمنى قصير عند الفصل المغناطيسى . والشكل (ا-١؟‏ ) يبين 
تركيب عنصر الفصل المغناطيسى بصورة مبسطة . 


حيث إن : 
نقط التلامس للقاطع 1 
ياى 2 
مفصل 3 
الملف الكهربى والقلب المغناطيسى 4 
افيه 5 
سقاطة 6 


)77-1١/( الشكل‎ 
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والجدول (/-/7) يبين الرموز المستخدمة مع قواطع الجهد المنخفض . 
الجدول (/ا-/ا) 


وفيما يلى الرموز المستخدمة فى الجدول )7-١/(‏ 
6 5 / 
ويمكن تقسيم قواطع الجهد المنخفض تبعا لنظام التشغيل إلى : 
١‏ - قواطع تعمل بنظام يدوى للغلق والفتح بدون وحدة تخزين للطاقة مثل: 
القواطع المقولبة العادية حيث تزود بذراع تشغيل قلابة 210881 أو بذرا 
لقواطع حروه بدراع ودرا 


تشغيل دوارة ل1]501]817 . 


5 - قواطع مزودة بذراع يدوية لشحن ياى الغلق» حيث يتم شحن ياى الغلق 
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56) يغلق القاطع وعادة تزود هذه القواطع بنظام ربط ميكانيكى لنع تشغيل 
ضاغط الفتح 061)., والغلق 1056) فى لحظة واحدة. 1 
؟ - قواطع بنظام شحن يدوى وكهربى لياى الغلق يعمل على شحن ياى الغلق 
كهرنا بواسطة ملف أو ملفين كهربيين» ويعمل على شحن ياى الغلق يدويا 
بواسطة ذراع يدوى كالنوع السابق. وتوجد أنواع من هذه القواطع تستخدم 
محرك كهربى فى الشحن الكهربى لياى الغلق. 
والشكل ( 77-17 ) يعرض ثلاثة أنواع من القواطع المقولبة المصنعة بشركة 
0 2461113 الفرنسية. فالشكل (أ) لقطاع بذراع تشغيل قلاب 2108816 
والشكل (ب) لقاطع بذراع تشغيل دوارة 160183 والشكل (ج ) لقاطع يعمل 
بمحرك . 


الشكل (/١-7؟)‏ 
وتتواجد قواطع الجهد المنخفض إما ثابتة» أو يمكن سحبها. 
والشكل (1- 5" ) يبين مراحل فك القواطع المقولبة الثابتة وهى كالآتى : 
1 يوضع ذراع التشغيل على وضع © . 
2 فك مسامير التثبيت . 


3 اجذب القاطع أفقيا للخارج. 


علما بأن خطوات التجميع هى عكس خطوات الفك . 
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الشكل (/ا-54؟) 


والشكل ١5-1/(‏ ) يبين مراحل فك القواطع المقولبة التى يمكن سحبها والمصنعة 
بشركة 66131 7465118 الفرنسية وهى كالاتى : 


م افو ذراعى الأحكام. 


3| سحب ذراعى ١‏ لسحب لأآسفل فى آن واحد حتى يصدر صوت فرقعة من ذراعى 
الإحكام. علما بأن خطوات التجميع عكس خطوات الفك . 


نم 
. 


الشكل (/١-0؟)‏ 


والشكل (/ا-؟7 ) يعرض محتويات وجه قاطع مقولب يعمل بذراع تشغيل 
قلابة من إنتاج شركة اتاع7) 17/161112 


يما 


نقاط توصيل خرج القاطع 1 


فتحات تثبيت القاطع 2,1 
لوحة بيانات القاطع 3 
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كان لكتابه بيانات خاصة 7 
التيار الممئن لوحدة الفصل 8 
ضاغطالفصلن 9 


ضاغط الاختبار 10 


نقاط توصيل دخل القاطع12 

ويلاحظ أن للقاطع ثلاثة 
أوضاع؛ وضع التشغيل1آ 
ويكون ذراع التسشغيل 
لأعلى؛ ووضع الفصل 0) 
ويكون ذراع التشغيل لأسفلء ووضع الفصل عند الخطأ 1510060 ويكون ذراع 
تشغيل القاطع فى موضع متوسط بين الوضعين السابقين. ولإعادة القاطع بعد الفصل 
عند الخطأ لوضع التشغيل 1 يجب تحريك ذراع التشغيل لوضع الفصل 0)» ثم إعادة 
ذراع التشغيل بعد ذلك لوضع التشغيل 1آ. ظ 

وعادة تزود هذه القواطع بوسيلة لتشبيت قفل يدوى لمنع الأشخاص غير المسموح 
لهم بتغيير وضع القاطع. والشكل 77-١/(‏ ) 
يعرض طرق تثبيت أقفال يدوية للقواطع 
المقولبة ذات ذراع التشغيل القلابة المصنعة 
بشركة 3©1112) 11611113 الفرنسية . 


الشكل (/١5-1؟)‏ 


والشكل (/ا١-78‏ ) يعرض محتويات 
وجه قاطع مقولب يعمل بمحرك من إنتاج سس ايباتك 


5١ 


شركة 7©61115) 1461111313 الفرنسية . 


1111-١ 


وسيلة ربط الموديلات الإضافية 
كان لكقابة بناتات خاضة 


)7/8-١/( الشكل‎ 


1 
9 
3 


مكان قفل القاطع بمفتاح قفل فى 4 


وضع الفصل 
ذراع الشحن 


مكان وضع قفل يدوى لمنع إمكانية 
تغيير وضع القاطع 
مبين حالة شحن الياى 
عداد لعد مرات الفصل 
ضاغط الغلق 
ضاغط الفتح 


5 


11 


12 


رح اناك 6 مكان اختيار طريقة تشغيل 13 
مبين حالة التشغيل للقاطع فتح ‏ 227 القاطع يدوى / أتوماتيكى 

0 أو غلق 1 

وفيما يلى دورتى التشغيل اليدوية والأتوماتيكية لهذا القاطع. 

: دورة تشغيل القاطع عند اختيار التشغيل اليدوى‎ - ١ 


عندما يكون القاطع على وضع 011» وياى القاطع مشحون 0135864 يكون 
القاطع جاهزا للغلق 017 بمجرد الضغط على ضاغط الغلق» ويصبح ياى القاطع غير 
مشحون 01533860. وعند حدوث فصل متعمد بالضغط على ضاغط الفتح أو 
فصل نتيجة لخطأ بالدائرة يتحول القاطع لوضع 0177 ويظل ياى القاطع غير مشحون 
حتى يتم شحنه بواسطة ذراع الشحن اليدوية بتحريكها حركة ترددية 9 مرات» وفى 
هذا الحالة يصبح القاطع جاهزا للغلق بمجرد الضغط على ضاغط الغلق وتتكرر دورة 
التشغيل وهكذا. 

؟ - دورة تشغيل القاطع عند اختيار التشغيل الأتوماتيكى : 

فعندما يكون القاطع على وضع 01717 وياى القاطع مشحون 131860) وعجرد 
وصول نبضة تشغيل أتوماتيكية يتحول القاطع 011 ويصبح ياى القاطع غير مشحون 
ع5 وعند حدوث فصل للقاطع متعمد وذلك بالضغط على ضاغط الفصل» 
أو فصل أ اتوماتيكى عند حدوث خطلا فإن الياى سوف يشحن تلقائياء وبمجرد تمام 

عملية الشحن تصل نبضة تشغيل أتوماتيكية وتتكرر دورة التشغيل بمجرد وصول 

ا يبمكن التحكم فيها من غرف التحكم من بعد 
بواسطة المشغلين وهذا لا يجعل هناك حاجة لذهاب المشغل لمكان القاطع. وعادة 
تزود القواطع المقولبة ذات المحرك بوسيلة لتشبيت قفل يدوى لمنع الأشخاص غير 
المسموح لهم بتغيير وضع القاطع خصوصا أثناء أعمال الصيانة» حيث يوضع القاطع 
على وضع 0177 ويستخدم قفل لمنع تغيير وضع القاطع. والشكل (/!-79 ) يعرض 


طريقة تثبيت أقفال يدوية لقاطع مقولب يعمل بمحرك لت ل 
0 الفرنسية . 


١/4 /1‏ -الخواص الكهربية لقواطع الجهد المنخفض + 
1١‏ قر 


الو 
0" 


لقواطع الجهد المنخفض المزودة بعناصر الفصل الحرارية 
ولك لسع 


اليد 64-1 ؟ 
8 تعنى تأخير زمنى عكسى عند زيادة الحمل. لسكل 20 ) 


1 تعنى فصل فورى عند القصر. 


5 5 3 
عد 0 ط| سه 
0 32 2 


)0-١/( الشكل‎ 


ويلاحظ من الشكل ( أ ) أن خواص التأخير الزمنى العكسى عند زيادة الحمل 
8 وكذلك خواص الفصل الفورى عند القصر 11 ثابتة» وتمئل هذه الخواص خواص 
القواطع المقولبة المستخدمة فى أنظمة التوزيع. أما فى الشكل ( ب ) فإن الخواص 38 
قابلة للمعايرة والخنواص 32 ثابتة» وهذه الخنواص لقواطع المحركات وكذلك قواطع 
أنظمة التوزيع. وفى الشكل ( ج) فإن خواص 8 ثابتة وخواص 3 قابلة للمعايرة تبعا 
لتيار القصر المطلوب أن يفصل عنده القاطع. وهذه الخواص لقواطع التوزيع ذى 
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السعات الكبيرة . 
وفى الشكل ( د ) فإن كلا من الخواص 3,2 قابلة للمعايرة» وهى تمثل خواص ‏ 
قواطع المحركات وقواطع أنظمة التوزيع. وفى الشكل (ه ) فإنه لا يوجد خواص 8 فى 
حين أن خواص 2 ثابتة» وهى تمثل خواص قواطع العزل. وفى الشكل ( و ) فإنه لا 
يوجد خواص 2 فى حين أن خواص 2 قابلة للمعايرة وهى خواص قواطع البدء. 
والجدول (48-1) يعرض خواص القواطع المقولبة 8100815 المنتجة بشركة 
1601320 الفرنسية والتى تخضع للمواصفات القياسية العالمية '110. 
الجدول (/ -8) 


المغناطيسى لخط 
التعادل (لى) 
1023 
0 1022 
102165 
0 1022 


0 **2ظ2 الطعراء )| 123620 
194000 212320000 10160 
320-00 0 12222 


10226 0 
1022 0 
10122620 


2200 : : 0 | 250 1221 
160 ْ : 0 | 12320 
1+0 : : 0 | 400 عام[ 


وتوفر شركة 1,6858730 موديولات تسرب يمكن تثبيتها مع هذه القواطع فى أحد 
جانبيها أو أسفلها وتزود هذه الموديولات بوسيلة لضبط تيار التسرب لتأخذ أحد 
القيم التالية 4 3 ,4 1 ,514 300 ,5348 30 ؛ وهذه الموديولات مزودة بضاغط اختيار 
واضاغط تجرير. ظ ظ 
ولقد قامت الشركات المصنعة لقواطع الجهد المنخفض بإنتاج قواطع مزودة بوحدة 
فصل الكترونية بدلا من وحدة الفصل الحرارية المغناطيسية. والشكل ( 5١-1‏ ) 
يعرض خواص الزمن والتيار لهذه القواطع. ويلاحظ من منحنى خواص الزمن والتيار 
أنه يتكون من ثلاثة منحنيات : 
منحنى الفصل المتأخر عند 2 
زيادة الحمل . 
منحى الفصل المتأخر عند القصر ١‏ 2 
منحنى الفصل الفورى عند القصر 1 
1 - معايرةالقواطعذات ‏ - 
عناصر الفصل الحرارية والمغناطيسية 1 
الشكل (77-1) يعرض أماكن - الشكل )151١-10(‏ 
المعايرة فى قواطع مقولبة مزودة بوحدة فصل حرارية ومغناطيسية من إنتاج شركة 
61 541113 الفرنسية . 


رمز كودى للشركة لوحدة 
الفقفل صل 1 
التيار المقنن 112 2 
ونوضة المتحورانة 
القصوى لوحدة 3 
الفصل مكان معايرة 
التيار المغناطيسى 112 


مكان معايرة التيار الخرارى 11 4 

حيث يضبط تيار الفصل الحرارى 15 عند قيمة تتراوح ما بين (0.8:1128) فمغلاً: 
عند ضبط تيار الفصل الحرارى 13 عند 0.9 فإن : 

144 > 0.9 « 160 - نمآ 

فعند زيادة تيار الحمل عن 1444 فإن القاطع سوف يفصل فى زمن يتراوح ما 
بين 3 ثوانى إلى ساعتين تبعا لقيمة تيار الحمل . 

أما تيار الفصل المغناطيسى 111 فيضبط عند قيم تتراوح ما بين 5:10 مرات من تيار 
القاطع المقغن 15. 

ولنفرض أنه تم ضبط التيار المغناطيسى 153 عند 8 هذا يعنى أن : 

ْ لذ 1280 > 160 ع 8 ع زو[ 

وفى هذه الحالة فإن القاطع سيفصل لحظيا عند تعدى تيار القصر 4 1280 . 

/ 84/” - معايرة القواطع ذات عناصر الفصل الالكترونية 

الشكل ٠7(‏ -77) يعرض أماكن المعايرة فى قواطع مقولبة مزودة بمكانين للمعايرة 
من إنتاج شركة :116118 

10 الفرنسية . 

حيث إن : 
رمز كودى لوحدة[1 
الفصل 
قن عط كينا 2 
لمبة بيان الإنذار المبكر 3 
مكان معايرة تيار الفصل 4 
عند القصر 
مكان معايرة تيار الفصل 5 الشكل )717-1١/(‏ 
عند زيادة الحمل 
التيار المقنن لوحدة الفصل الالكترونية 12 6. 

والجدير بالذكر أن للمبة الإنذار تضىء عند وصول تيار الحمل إلى 15 0.9 بضوء 
ثابت» وتضىء عند وصول تيار الحمل 15 1.05 بضوء متقطع؛ ويتم معايرة تيار 
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انعا يصويو ال 10 عد ب ما ب 7 0 
تيار الفصل عند قيم تتراوح ما بين 15 (1.5:10) . 

فعند تعدى تيار الحمل التيار:1 يفصل القاطع فى زمن يتراوح ما بين 3 ثوانى إلى 
ساعتين؛ وعند تعدى تيار الحمل التيار 152 يفصل القاطع لحظيا . 

والشكل 515-1١‏ ) يعرض أماكن المعايرة لقاطع مقولب مزود بوحدة فصل 
الكترونية بثلاثة أماكن للمعايرة من إنتاج شركة 36138) 1465113 الفرنسية . 


)*4-١/( الشكل‎ 


رمز كودى لوحدة الفصل 

لمبة بيان الإنذار المبكر 

مكان ضبط تيار الفصل اللحظى 1152 

مكان ضبط تيار الفصل الطويل 115 
مكان اختبار القاطع 


لمر الم تلن ا لحي ا 


' 1 أ 5 
ويتم ضبط ٌ 82 8 1 من يار ظ 
5 0 ك0 لفصل الطو عند ر ح مابين 
ظ 7] عند قيم تجراو 
ظ ظ 4 , بأادة المجحمل 
ا ا 7 يل - 
. ع 
ب ٠ 0 ٠‏ 6ن أ ا به 
تنأ | : 
يا , 
9 يد 3 85 2 رز ا( 
آ (1.5:10). 


لشبحا لقاطع 2 مزودر 
2 ظ 5 
؟١؟")‏ يعرض أفاكنخ المعايرة ١‏ معو 
٠ ١‏ . ْ 1 14 ا : ئنسيهة . 
0 : حٍ شركة 7©3112) 14611111 الفر: 
يرة من إنة . 


الشكل (/ا-ه*) 
1 
حيث إن : ا 
ه أله 
رمز كودى لوحد 0 
أربع لمبات بيان للإنذار الم 
ربع لمبات به 


و ٌ . 
3 - 2 | ٌْ فى رمن 


تكاالفسل' الل 1 4 
مجرى يوضع فيها موديول تحديد نوع الخطأ 5 
تيار الفصل فى زمن طويل 15 . 
مجرى يوضع فيها موديول تسرب أرضى 7 
8 
9 


زمن التأخير الطويل 
مكان اختبار القاطع 10 
وفى هذا القاطع يمكن معايرة زمن الفصل عند زيادة الحمل ؛ بالثانية والمقابل تيار 


'وكذلك يمكن معايرة زمن الفصل القصير عند وصول التيار إلى قيمة 112 . 

أما تيار الفصل الفورى 1 فهو يمثل قيمة التيار الذى عنده يحدث فصل فورى 
للقاطع . 0 

والشكل (/ا-5”) يعرض موديول تمحديد نوع الخطأ من إنتاج شركة 118:ء8/1 
10 الفرنسية . وتزود هذه الوحدة بضاغط اختبار 16851 وأربع لمبات بيان وهم كما 

لمبة بيان وجود مشكلة بالميكروبروسيسور طلا . 

للمبة بيان زيادة تيار الحمل :آ <. 

لمبة بيان حدوث قصرأدى للفصل بعد زمن قصيرأو 
الفصل اللحظى :1< . ظ ظ 

لمبة بيان حدوث تسرب أرضى ظلآ < . 

والشكل (1--2107؟) يعرض موديول التسرب الأرضى 
من إنتاج شركة 0361312 80461118 الفرنسية . الشكل (/١-5؟)‏ 


حيث إن : 


5 


امير بالذكر أن شركة 761128) 14611182 الفرنسية توفر 
جهاز لاختبار وحدة فصل القاطع, وكذلك جهاز لاختبار 
الفصل اللحظى عند 15[ 215 وزمن الفصل عند حدوث تسرب 
أرضى مقداره 1122 0.8 . 

/ 4/4 -اختيار قواطع الجهد المنخفض 


توجد عدة نقاط تؤخذ فى الاعتبار عند اختبار قواطع الجهد المنخفض وهى 
كالاتى : 


)”1/-1١/( الشكل‎ 


-١‏ حساب التيار الممنن للقاطع 17 والذى يعتمد على تيار الحمل أو مساحة مقطع 
الكابلات . ظ 

؟1- حساب سعة القطع القصوى 8©117م02) 8162310118 وذلك بحساب تيار القصر 
الأقصى وسوف نتعرض لذلك فى الفقرة (7/8). 

معرفة تيار البدء وزمن البدء للأحمال التى لها تيار بدء كبير مثل: ا محركات . 

4 - تحديد نوع القاطع المطلوب تبعا لنوعية التغبيت . 

ه- تحقيق الانتقائية مع القواطع الأخرى فى الدائرة وسوف نتناول ذلك فى الفقرة 
(8/ه5). 

كد كين ورحة خرارة الوسل امي 

تحديد نوعية نظام التشغيل فى القاطع . 
واجدير بالذكر أن الشركات المصنعة توفر عادة دليل لاختيار القواطع من منظور 


تحقيق الانتقائية الأمر الذى يوفر على المستخدم الكثير من الحسابات المعقدة . 


رين 


/١-ه‏ قواطع التسرب الأرضى (8:10:8'9) ظ 

يوجد لهذه القواطع عدة مسميات مثل: أجهزة التيار المتخلف ('0260), 
ومقطعات العطل الأرضى (61715)» وقواطع التسرب الأرضى (851:08'5) . 
وتستخدم هذه القواطع لفصل الدائرة بمجرد تسرب تيار صغير للأرضى قد يصل إلى 
ذدم 6 لبعض قواطع التسرب الأرضى» علما بأن تيار التسرب قد يكون ناتجا عن 
ملامسة الإنسان لأحد الخطوط الكهربية» وحيث إن هذا التيارصغير ولا يكفى 
لفصل قواطع الحماية من زيادة التيار أو المصهرات الأمر الذى يلزم استخدام هذا النوع 
من القواطع. ظ 

. والجدير بالذكرأن تيار التسرب الأرضى قد يؤدى إلى حدوث انفجارات وحرائق 

فى الأماكن الخطرة والتى تحتوى على أبخرة قابلة للاشتعال أو الانفجار. 

والشكل )78-١(‏ يعرض الدائرة الداخلية لقساطع تسرب أرضى بقطبين 


( الشكل أ) وباربعة أقطاب ( الشكل ب ) . 


الشكل (/١-6؟)‏ 


فقاطع التسرب الأرضى ذو القطبين يتكون من ريشتين متصلتين بموصلين يمران 
داخل محول تيار صفرى 1521251011261 011116814 22650 ويوصل ملف محول التيار 
بريلااى الفصل الذى يتحكم فى فتح ريش القاطع عند حدوث تسرب أرضى » 


1-1 


ويوصل الموصل ]1 مع الموصل .آ من خلال مقاومة 8 , وكذلك ضاغط اختبار 1 
فعند الوضع الطبيعى يتم الضغط على ضاغط تشغيل آلة الوصل 58 لقاطع التسرب 
فتغلق ريش القاطع؛ وفى الوضع الطبيعى فإن التيار المار فى الوجه س1 للحمل يساوى 
التيار الراجع فى خط التعادل 20 من الحمل» وبالتالى فإن تيار التسرب هآ يساوى : 
0 < ال-1[ ع مآ 

وعند حدوث تسرب لبعض التيار الراجع إلى أرضى المنشأة فإن 18 <:11 وبالتالى 

فإن 
0 < 11-10 - هآ 

وعندما يكون تيار التسرب 15 أكبر من أو يساوى تيار التسرب المقنن 1471 والذى 
يساوى عادة 234 30 فإن قاطع التسرب سوف يفصل ريشه ويمكن اختيار هذا 
القاطع بالضغط على الضاغط '1' حيث يضبح: 

1[ ع ما 

وتختار المقاومة +1 بحيث يكون تيار التسرب أكبر من تيار التسرب المقنن للقاطع 
143 فيقوم القاطع بفصل الدائرة . 

أما قاطع التسرب الأرضى ذو الأربعة أقطاب فهو لا يختلف فى تركيبه عن قاطع 
التسرب ذو القطبين إلا فى عدد الأقطاب وفى حالة الأحمال الثلاثية الأوجه فإن: 

0 - 1,3[ + 112 + 11.1 - ها 
وعند حدوث تسرب فإن: 
0 < 13] + 11.2 + 1.1[ ع- مآ 

وعندما يكون تيار التسرب 14 أكبر 
من تيار القسرب المقنن الهآ يعمل 
القاطع . ظ 

ويوجد من هذه القواطع أنواع تشبت 
بمساميرء وأخرى تثبت على قضبان 
أوميجا. والشكل (!-79) يعسرض 
نموذجا لقاطع تسرب أرضى أربعة أقطاب 
مثبت على قضيب أوميجا. 


إنضض 


ضاغط اختبار القاطع 
مفتاح التشغيل بالانضغاط 
ضاغط تحرير القاطع 
قفني أو فنا 4 
والجدير بالذكر أنه عند الضغط على المفتاح الانضغاطى 2 يتحول القاطع لحالة 
الفصل, وعند الضغط على ضاغط اختبار القاطع 1 أو ضاغط الاختبار 3يخرج 
المفتاح 2 للخارج ويتحول القاطع لحالة القطع . . علما بأنه توجد أنواع مزودة بعلم 
لونه أخضر عندما يكون القاطع فى حالة وصل ولونه أحمر عندما يكون القاطع فى 
حالة فصل . 
١/7‏ - المصطلحات الفنية المستخدمة مع قواطع التسرب الأرضى 
-١‏ التيار المقنن 150 : هو التيار الذى يصمم القاطع على حملة بدون أى خطورة على 
ريشه. وفيما يلى التيارات المقئنة القياسية لقواطع التسرب تبعا للمواصفات 
العالمية 1130. 
ذمك ‏ ( 324 255 20 16 1084 6 
200 1608 125484 ذ 100 ه80 لم638 504 
تار العسريه المقان ,1 : وهو أقل تيار تسرب يحدث فصل للقاطع. وفيما يلى 
تيارات التسرب المقننة القياسية لقواطع التسرب تبعا للمواصفات العالمية ©1183. 
شم 300 خسم 100 م30 شدس 10 خم 6 
ذ 10 ه 5 34 14 خم 500 
- تيار التسرب غير المسبب للتشغيل ويساوى برمآ 0.5 . 
4- جهد التشغيل ,[1آ. وفيما يلى جهود ل ا 
للعراميقات العامة القبالفية . 
207 220373 ( 12037220037 37 110 17 100 
57 440 41537 17 380 7 240 
والشكل (-0؛ ) يعرض المعلومات الفنية المعروضة على قاطعى تسرب من 
صناعة شركة .)88 وشركة 51615026125 الألمانية . 


مم وح ارين 
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3 -354 ع 


(009قات جما 


.اهم 4 لون |5 
034 دببن هردوء ,ا 
بلس جب 
-/2201 125 > جلا 
501 6ن اعذ5 60 ذ*جع8 
25١7‏ انا بهذ 4057 ع8 


5٠ع‏ إلاع١5‏ 
6 5657656 عوأاول و« انل 5-اءعلا 


الشكل (/ا-١٠1)‏ 


محتويات الشكل (أ) : 

رقم الكتالوج ‏ 5354-63/0.3 
شركة براون بوفيرى 0 
درجة الوقاية 40 12 


عرض 


قار لقا 634 - 04[ 

الجهد المقنن ‏ 220/3809 - بزل] 

تيارالتسرب المقنن 4ر 0.3 - 14100 

عدد الأقطاب أربعة .4201 

يستخدم مع دوائر التوحيد والتيار المتردد 
جهد التلامس 7 50 -1[] عندما تكون مقاومة التأريض 62 80 >8خ1 
جهد التلامس 77 25 .11 عندما تكون مقاومة التأريض 2 40 > 18 
.تيار القصر الأقصى الذى يتحمله القاطع .4 6000 

محتويات الشكل (ب) : 


رقم خاص بالشركة المصنعة ظ 527006 5 
الشركة المصنعة نوناك 
التيار المقنن له 63 - مآ 
كبا رالتسترت المقتن له 0.3 ع تزهآ 
الجهد المقنن /ا ١7/380‏ 220 7 380 /7ا 220 > ول1] 


مقاومة الأرضى القصوى 42 166 - :1841/43 تقابل جهد تلامس 7 50 
مقاومة الأآرض القصوى 8762 > :14143 تقابل جهد تلامس 7 25 
تيار القصر الذى يتحمله القاطع .4 6000 


أربعة أقطاب 401 
قرح الرقابة ظ 140 
يعمل فى دوائر التوحيد ودوائر التيار المتردده . 

عض نموا متاك القياشية الآكانية ظ 00 


/ه/؟ - أنواع قواطع التسرب الأرضى 
يوجد نوعان من قواطع التسرب الأرضى وهما كما يلى : 
-١‏ قواطع تسرب منفردة: وهى تعمل فقط على فصل الدائرة عند حدوث تسرب 
أرضى بتيار قيمته أكبر من تيار التسرب المقنن لها؛ ولكنها غير قادرة على 


5771 


حماية الدائرة من زيادة الحمل ولا القصرء كماأنها غير قادرة على حماية 
نفسهاء لذلك فهى تحتاج لقواطع مصغرة أو مقولبة لوقايتها. 

- قواطع شاملة وهذه القواطع هى قواطع دائرة تعمل على وقاية الدائرة من زيادة. 
اليا والقصر والتمضه الأرمتى» 
لتغذية أربعة أحمال الشكل (1) وطريقة استخدام قاطع شامل ثلاثة أقطاب 
لتوفير الوقاية المطلوبة لمحرك كهربى ثلاثى الوجه من زيادة الحمل والقصر 


با قا 2ط )ا 3] جا ثا 


7 
05- 
| 
3 
08 

١ 

: 
الم 


2 يي جه اوس م عدج جم مت م م 
ل 
٠‏ 


, 0804 403ما 2مهما 06401ا 
الشكل )4١ -١/(‏ 
وتوجد ريلاهات تسرب 5613[5 1631886 135111 تكون على شكل موديول 
يثبت مع قواطع الدائرة المقولبة, أو المفتوحة ويرافق هذه الريلاهات محول ثيار 
ر 270 


والشكل 47-1 ) يعرض دائرة القدرة والتحكم لتغذية عدة أحمال ثلاثيية 
الأوجه وأحادية الوجه؛ باستخدام قاطع دائرة أربعة أقطاب للوقاية من القصر وزيادة 
الحمل. وهذا القاطع مزود بوحدة فصل عند انخفاض الجهد 11 ووحدة فصل توازى 
2 وريلاى تسرب أرضى 155. فعند غلق القاطع بالوسيلة اليدوية المعدة لذلك تغلق 
الريشة المفتوحة للقاطع والموصلة مع وحدة الفصل عند انحفاض الجهد ا[ ؛ وعند 
حدوث قصر أو زيادة فى الحمل؛ يفصل القاطع ذاتيًا فى الوقت المصمم عليه هذا 
القاطع وعند حدوث انخفاض فى الجهد يحدث فصل ذاتى للقاطع بواسطة وحدة 
الفصل عند انخفاض الجهد 11 وعند حدوث تسرب أرضى يقوم ريلاى التسرب 103 
بغلق ريشته المفتوحة وتقوم وحدة الفصل بالتوازى 1*2 بفصل القاطع 01 عند الضغط 
على ضاغط الطوارئ 51 . ويلاحظ أن ريلاى التسرب مزود بوسيلة لمعايرة تيار 
التسرب كط وزمن الفصل 17. 


برض 


“© نشكا 3 -- 0402 


01 


/ ه / "- اختيار قواطع التسرب الأرضى ظ 
هناك عدة عناصر تؤخذ فى الاعتبار لاختيار قاطع التسرب الأرضى 5-007 
-١‏ الغرض من الحماية : 
أ- إذا كان القاطع سيستخدم مع دائرة تحتوى على قاطع دائرة أو مصهرات 
يستعخدم قاطع تسرب أرضى تقوو 1 
ب- إذا كان القاطع سيسةخدم لحماية دائرة كهربية من زيادة الحمل والقصر 
والتسرب يستخدم قاطع وقاية شامل . ظ 
ج إذا كان بالدائرة قاطع دائٌ ئرة مزود بإمكانية لإضافة ريلاى تسرب أرضى للعمل 
ا تسرب أرضى . 
؟- اختيار عدد الأقطاب وهو يعتمد على نوع الحمل» ففى حالة الأحمال الأحادية 
الوجه يستخدم قاطع تسرب قطبين» وفى حالة الأحمال الثلاثية الوجه يستخدم 
قاطع تسرب ثلاثة أقطاب, وإذا كان الحمل عبارة عن مجموعة من الاحمال 
الأحادية الوجه والثلاثية الوجه يستخدم قاطع تسرب أربعة أقطاب . 
يختار التيار المقنن 152 لقاطع التسرب الأرضى مساويا مرة وربع من تيار الحمل . 
4- يجب أن يكون قاطع التسرب الأرضى له سعة انهيار أعلى من أقصى تيار قصر 
متوقع بحيث يتحمل تيار القصر الأقصى التاق زمنية أكبر من زمن فصل 
القاطع المسئول . 


ه- يجب التحقق من الانتقائية 9إ11/ا3اع5616 عند وجود عدة 21.085 فى الخطوط 
الرئيسية والخطوط الفرعية ( ارجع للباب الثامن ) . 
خلفية لقواطع التسرب الأرضى والمقترح من شركة 516206825 الألمانية. 


52 


المجدول ١/ا‏ - 94) 
#إسل زه[ د لمك 
التيار المقنن لمصهرات الدايزيد بخواص : 


2 | 63 | 63 
اع (هم) ا 
ا ال 


125 100 التيار المقئن للمصهرات الركبسية يواض 


اع (ه) 
5/1 - مخددات موجات الجهد المفاجئة 4:15]075 عع نك 
تستخدم هذه المحددات مع الأجهزة الكهربية الحساسة لارتفاع الجهد الناتٌ عن 
أسباب خارجية مثل : الصواعق أو أسباب داخلية مثل: الوصل والفصل للأحمال 
الكهربية مثل أجهزة الكومبيوتر وأجهزة التلفزيون وأجهزة التبريد . وتقوم شركة 
4 الفرنسية بعرض محدد موجات مفاجئة 220160605 م5018 عع701608 له 
المواصفات الفنية التالية : | 

يعمل عند تردد مساوى ثماآ 50:60 ؛ ويعمل على تصريف موجات الجهد 
المفاجئة للأرضى بتيار تصريف قيمته 4 10000 لموجة زمنها كلم 8:20 وبتيار 
تصريف قيمته 4 20000 لموجة زمنها نل 4:10 وتصل زمن استجابتها 22505 
ويكون جهد الأرضى لحظة تصريف تيار 1504 مساويا 77 400 فى حين يكون جهد 

اللأرضى أقل من 7 700 عند 
تصريف تيار (408) ويصل 


0 1 


التيار المقغن لقاطع التسرب الأرضى (لهل) 192 | 


- قيار التصريف 


د 8/00 حم 00 
4 500 والشكل 48-7١‏ ) .د 
000 7 رمس الذ 5 
يعرص خواص محدددات رضن لخصريف 
ظ الشكل )47-١/(‏ 

5 


موجات الجهد المفاجكة . 
والشكل ( 44-7 ) يعرض مخطط توصيل محددات الموجات المفاجئة مع نظام 
31 (الشكل أ) ومخطط توصيل محددات الموجات المفاجئة مع نظام 77 ( الشكل 
ب) حيث يستخدم فى كلتا الحالتين ثلاث محددات موجات مفاجئة. ظ 
والجدير بالذكر أن وضع محددات الموجات المفاجئة قبل العداد يلزمه 500 


شركة الكهرباء . 


الشكل (/ا-5 4) 


والشكل 55-1١‏ ) يعرض مخطط توصيل محدد الموجات المفاجئة مع نظام 11. 
والجدير بالذكر أنه فى كثير من الأحيان يستخدم أربعة محددات جهد مع نظام 
وفى حالة استخدام قاطع تسسرب أرضى ينصح بوضع محددات الموجات المفاجعة 


5 


الشكل (/ا-ه5) 


والشكل (7 -5) يعرض نموذجا لمحددات موجات . 
مفاجئة أربعة أقطاب من انتاج شركة 1112111 5 
الآلمانية ويجدر القول بأن محددات الموجات المفاجمة 
تشبت على قضبان أو ميجا بنفس الطريقة المتيعة 
لتغبيت قواطع الدائرة المصغرة كما هو مبين بالشكل 
(/ط-5١).‏ 


الشكل (/47-1) 
وعادة تختار مساحة مقطع موصلات محددات الموجات المفاجئة تبعا لمساحة 
مقطع الأوجه اختلفة والجدول ١/ظ4-١١1)‏ يعطى مساحة مقطع موصلات محددات 


الموجات المفاجمة تبعا لمساحة مقطع الأوجه الختلفة 
المجدول (١/طه-١١)‏ ظ 


مع ؟ 0 


/ا/ /ا- أجهز ة مراقبة العزل 5ع©0691 01128 تطممه هه 1دكدآ1 


تستخدم هذه الأجهزة فى مراقبة حدوث خطأ أرضى فى أنظمة 117 » وهى تعطى 
إنناارا وجا وضيوكا لجر يفاض المكارمة ررق حاار يديه و رض الكل هن 
2 كحد أدنى . ومع بعض الأحمال مثل: الغرف الطبية تضبط أجهزة مراقبة 
التسيرتع الأرضى لاعطاء إلذارا عمد امشاش المتنازمةتيون الحد الأرتعةوارشى اليه 
عن 501652 . 

وهناك نوعان من أجهزة مراقبة التسرب الأرضى : الأولى أحادية الوجه والثانية 
ثلا ثية الوجه. وهذه الأجهزة لا تحتاج عادة لصيانة ويجب تثبيتها فى أماكن جافة 
حتى لا تتعرض إلى غازات مسببة للتأكل والصدا. وتحتوى هذه اللأجهزة عادة على 
ثنائى مشع أخضر لبيان حالة التشغيل الطبيعى» وثنائى مشع أصفر لبيان حالة 
التسرب الأرضى») وتكون مزودة بجرس رنان لإعطاء صوت عند حدوث تسرب 
أرضى ذأبفا تحتوى على ضاغط إسكات للجهاز 5116266 عند صدور صوت إنذار 
صوتى من الجرس الرنان . 

والشكل 47-1١/(‏ ) يعرض مخططا لوجه جهاز مراقبة عزل وجه واحد من انتاج 


2 وبمجرد توصيل أطراف الجهاز 82 ,الل 5-4 
١ ١‏ 
بأطراف المصدر الأ حادى الوجه آاأررآ يتغير وضع : +1لم 
5 دن فالات لس 2 31 سا / اخ 
ريش الجهاز فتغلق الريشة 11-14 وتفتح الريشة _ ل 11م] 


1-25 عهالة عدوت أنفياز للعزل تقيينة 
لودو فصر او لدع الا رضي انإ ريض اتنيتان 


61 47م 
: 00 [ : ع6 

ستعود لحالتها الطبيعية ويصدر جرس رنان من ا ع _ 11 
الجهاز لبيان حالة انهيار العزل» ويمكن تحرير 31 9 
الجهاز بالضاغط 175 المتصل خارجيا بالاطراف [17167242] 6[ 112 

ْ ذا ححا مف ظ 
مآ ,1آآ. وكذلك يمكن اختبار اللجهاز وى هنا ! 
بواسطة الضاغط 27 الموجود على وجه الجهاز أو شت 

الشكل (/ا١-147)‏ 2 


غ5 


بواشيلة القناعية لكا نيت 27 الوضل خارجيا بالاط رات 81515 

والشكل (7 - 48 ) يعرض مخطط وجه جهاز مراقبة عزل ثلاثى الأوجه من 
صناعة شركة 220110 الألمانية . 
دوائر التيار المتردد أو المستمر ففى 
حالة استخدامه فى دوائر التيار 
السردة تومن الأظرافة يما .انآ 
13 مع أوجه المصدر الثلاثة. 
وتوصل الأطراف 42 ,الل بجهد 
عزل هذا الجهاز 42ك!ا 50 وهى 
ثابتة من قبل المصنع. ويوجد 
سلجئلة من التناقيات المشيعه على 
وجه الجهاز تعطى القيمة الفعلية 
لمقاومة عزل الدائرة» ويزود هذا الشكل (/48-1) 
لبي ]شاع ط ريز الجهار 1:17 
داخلى» ويمكن توصيل ضاغط "11 خارجى لأغراض التحكم من بعد . 

لكا موق تفط لمانا ركس 81 كما كر مون الشك كب 


ه غ ؟ 


الباب الثامن 


الأخطاء وطرق التنسيق على مييزها 


الأخطاء وطرق التدسيق على قمييزها 
-١‏ مقدمة 
يستخدم لفظ خطأ 18116 عند حدوث قصر بين وجه وآخرء أو وجه والتعادل؛ أو 
وجه والأرضى . وفى الحقيقة فإن التاريض لا يمنع الخلا من حدوثه ولككن بقلل من 
زمن بقائه» وبالتالى يقلل من زمن تشكل الخطورة . 
والجدير بالذكر أن الأخطاء يمكن تقسيمها إلى : 
١‏ - قصر مباشر550 1011606 يمكن أن يحدث بين وجنه وآخرأو وجه وخط التعادل 
ويؤدى هذا القصر لإمرار تيار كبير. 
؟ - خطأ أرضى 173114 0101010 ويحدث عند ملامسة أحد الأوجه بالأرض مثل : 
ملامسة أحد الأوجه لهيكل معدنى مؤرض» ويؤدى خطأ الأرضى لإمرار تيار 
خطأ يساوى 7596 من التيار الناتح عن القصر المباشر. وعند حدوث قصر 
الأرضى فإن موصلات الوقاية تعمل فى تشكيل مسار سهل للتيار؛ فيزداد بذلك 
تيار الخطاء الأمر الذى يؤدى 
لعشغل أجهزة الوقاية من 2) 
زيادة التيارر. والشكل 3ا ظ اود 
لت 
ويمكن تلخيص الأضرار 


و 1 1 
عامة إلى : 
١س‏ إحدات أضسرار 

كهرومغناطيسية 

وميكانيكية وحرارية. الشكل ١-8‏ 


فعند مرور التيار الكهربى لحظة 


القصر فى الآوجه اختلفة يتولد مجال كهرومغناطيسى قوى. وتتشكل 
أقطاب شمالية» وأخرى جنوبية بين الأوجة امختلفة» ويحدث بين هذه الأقطاب 
قوى ميكانيكيةإما تتافرا او اذ ا افا كمايحدث معالأقطاب 
المغناطيسية؛ الأمر الذى يؤدى لتشوه هذه الموصلات : 
؟ - تولد حرارة عالية تؤدى إلى انصهار الموصلات والحرائق . 
-١ 8‏ الوقاية من زيادة التيار 0 
إن مصطلح زيادة التيار 11115614) 001161 يحمل فى طياته معنيين وهما: 
- زيادة التيار النائح عن زيادة الحمل 1020 00171 ظ 
- زيادة التيار الناتج عن القصر 58016 
أما زيادة التيار الناتح عن زيادة الحمل يحدث عند التحميل الزائد للمحركات 
الكهربية. فينتج عن ذلك زيادة التيار مرات قليلة عن تيار الحمل الكامل والخطورة 
من زيادة التيار النائم عن زيادة الحمل هو انهيار عزل الكابلات؛ نتيجة لارتفاع درجة 
حرارة الكابلات أو يؤدى إلى تقصير عمر الكابلات . 
أما زيادة التيار الناتمج عن القصر فينتج من حدوث أحد الأخطاء السالفة الذكر 
وينتج عن ذلك ارتفاع شدة التيار لعدة مرات تصل أحيانا إلى مئات المرات أو آلاف 
المرات» وأثناء القصر فإن أجهزة الوقاية يجب أن تفصل بسرعة فائقة قبل أن تؤدى 
هذه الزيادة المفرطة من شدة التيار إلى ارتفاع درجة حرارة الكابلات؛ أو إحداث 
إجهادات ميكانيكية ناتجة عن النمجال الختاوايسين الناتم من مرور تي 
الموصلات المتجاورة . 
واجدير بالذكرأن الأحمال التالية يجب استبعادها من جملة الأحمال التى 
تتعرض لزيادة الحمل مثل : ظ ظ 
١‏ - السخانات الكهربية ( سخانات الماء - المواقد الكهربية . . إلخ ) . 
١‏ - المحركات الكهربية التى تيار بدءها أقل من التيار المقنن لموصلاتها. 
- الأاحمال التى يخشى فتح دائرتها مثل : 
أ-الملف الثانوى حول التيار. 


ب - ملف المجال للآلات الدوارة مثل : الآلات التزامنية وآلات التيار المستمر. 
4/"- تيار القصر الأقصى والأدنى 

يختلف تيار القصر الأقصى والأدنى تبعاً لعدد أسلاك الكابل» فبالنسبة للنظاة 
فى القرنة موصللات: والذى 'يخناق الحميالاً كلاثية الأوجة واحرع احادية الوحه:.. 


كما بالشكل (5-8). 


الشكل (84-؟) 


فإن تيار القصر الأقصى هو الناتح عن القصر الثلاثى ونحصل عليه من المعادلة 


5.1 . 
ل 
8 حت لل سس شتد 1ك 
مر + 25 
حيث إل : 
تيار القصر الأقصى والمار فى أحد الأوجه مآ 
معاوقة المصدر الكهردى: | 5 
فار كه متومولذك اعد الأرسة ‏ > 6ر2 
جهد الوجه للمصدر الكهربى ا 
فى حين أن التيار الأدنى هو النائح عن قصر بين وجه والتعادل ونحصل عليه من 
المعادلة 5.2 . 


ل 
8.1 كج سسسسسم-ة | صررم] 7 
00 إل 

حيث إل : 
نحصل عليه من المعادلة 5.1 . وفى حالة حدوث قصر بين وجهين فإن تيار القصر فى 
هل الال فحص عليه مين المغادلة 8.5 
ش لا : 
(م2 + 225 


علماً بأن تيار القصر فى هذه الحبالة بمثل تيار القصر الادنى . والشكل 8-8 ) 
يعرض أنواع القصر التى تحدث فى الأحمال الثلاثية الوجه. 


0.3 جه دمم][ 


الشكل (م-") 


وتعتمد درجة حرارة الموصلات أثناء القصر على درجة الحرارة المبدئية للموصلات 
قبل القصر, وأيضا على زمن فصل الدائرة . ولكن نظراً لأن درجة الحرارة المبدئية قبل 
القصر عادة تكون مجهولة؛ لذلك يمكن اعتبار أن درجة حرارة موصلات ©2597 قبل 
القصر 700 » ودرجة موصلات 18 قبل القصر” 900 , وحيث إن درجة الحرارة 
القصوى التى تتحملها موصلات 27/0 عند القصر "1600 » لذا فإن درجة الحرارة 
الملتوسطة لموصلات 200 هى 1150 . أما بخصوص درجة الحرارة القصوى التى 
تتحملها موصلات 158 هى ‏ 2500 لذلك فإن درجة الحرارة المتوسطة لموصلات 
طلا هى 1700 . وعادة يحسب تيار القصر الأقصى عند درجة حرارة "206 » فى 


اه ؟ 


حين يحسب تيار القصر الآدئى عند درجة حرارة 1156 لموصلات 297 ودرجة 
حرارة 17067 لموصلات 28] . 
والجدير بالذ كر أن تيار القصر الأدنى قد يؤدى لتلف عزل الموصلات إذا لم يتحقق 
الشرط السابق . ظ 
ا فت ويدارل المعخدمة ف عيانات القصر 
الجدول ١-89‏ ) يعطى قيمة معاوقة مصدر القدرة 2 عند سعات مختلفة 
الجدول )١-/8١‏ 


6 ز + 41.84 3 زح 11.59 
4 + 26.39 5 [+ 7.31 
4+ 19.43 1 + 5.38 
31 + 12.04 2 [ +3.33 
4+ 8.89 35.05+ 2.46 


5.621 0 + 1.56 
6 + 2.98 7 + 0.82 
5+ + 7.05 12.10 +0.53 
1 -+1.382 11.74+ 0.38 
73 0.87 ظ 1 0.24 
61+ 0.68 | 100+ 0.18 


والجدول( 5-4 ( يعطى قيم مقاومات 1 4 وممانعات 76 ( ومعاوقات 7و2 موصللات 
النحاس بعزل '2770 لكل 100011 طول عند درجة حرارة 200.و11500 . 


+ ؟ 


المجدول (م-؟) 


والمقاومة !! والممانعة 1 ولمعاوقه7 لكل :1000 مساحة 


1*]2غ21|*إعا 
: 0 


والجدول ١م+؟)‏ يعطى قيم مقاومات خآ 4 وممانعات 24 ومعاوقات 2 موصللات 
الالومنيوم بعزل 21/00 عند درجة حرارة 2007 و 115005 لكل 100020 طول . 
الجدول )"-/١‏ 


والمقاومة ! والممانعة ١‏ ولمعاوقه7 لكل 10001 


ات ممتي اديت 
ذها يأ ها 06 مم 


حر 
02 مت حا سروم وها حل 


06 


2 
1 

1 
0 

0 
044 
0 

0 

0 

0 


والجدول 5-١‏ ( يعطى قيم مقاومات 15 َ ومائنعات 26 ومعاوقات رض موصلالات 
النحاس والألومنيوم بعزل 11.218 عند درجة حرارة 200 و ”17009 . 


"6+ 


المجدول 4-4 ) 


المقاومة +1 والممانئعة 7 لتامفة لكل :1000 


ل 2126| 


ا 9 ظ ظ 
المطلوب تعيين سعة القطع لكل من القاطع ' و ظ 1 ظ 
08),ر08 للنظام المبين بالشكل (8-: ). علما ا 
بأن الموصلات المستخدمة من النحاس . يي 


الإجابة : 
من الجدول .)١-8(‏ فإن معاوقة المصدر الذى 
سعته 30016774 ؛ وجهد تشغيله 3801 بالملى أوم 


هو: 
(2.2) 114.11 + 5.65 - 25 


75 - 0.00565 + 3 0.0 141 )( 


مه *" 


ومن الجدول (/- ١-‏ ) فإن معاوقه الوصلات التى مساحة مقطعها 2405082 بعزل 
عند درجة 20005 وطولها 00 


© د 0 5)). ب ع 1ط,2 
ئ 0 5 0.0015 ع 1م22 
وبالتالى فإن : 0 ظ 
(0015 .0+ 0141 60 [+ 00015 .0 + 00565 20 70 + 2,5 
2( 0155 100 0715) 0 - .2 + 72.5 


وبالتالى فإن سعة ة القطغ 6 الحماية 1 يجت أن ار أكبر من 


1 ل 5 
ام2 + 75 


س0 


١ )22717 + )0.0155(“ 


ومن الجدول ١-8‏ ) فإن معاوقه اموضلات التى وي 7 بعزل 
:)"عند درجة ') 20 وطولها 01 هر 


- 12903 


(0.320+10.073) _ قل حيمج 


1000 
2,52 - 0.0256 + [0.005854 52 


وبالعالى فإن : 
+(0.0256 +0015 7 + 0.00565) ع 252 -+14 م7 +25 
(0.00584 + 0015 0 + 0141 16 


(52) 10.0214 + 0.0327 سوم1+27م7 +2795 
وبالتالى فإن : 
سعة القطع لقاطع الحماية 2 يجب أن تكون أكبر من 
لآ 


2 +14ط7 + 25 


220 
مقن اعحعيينبعبيد الخحيبت 


/ )0.0327(2 + )0.0214(*“ 


8 - التسسيق على تمييز الأخطاء 


126 اللء "تاه “073 01 21013 ت7اتأست1215 
كل منشأة يجب تجزئتها إلى مجموعة من الدوائر من أجل تجنب المخاطر عند 
حدوث الأخطاء» فبالنسية للدوائر المرتبطة معاً فيجب العاكد من التنسيق بين أجهزة 
اللننناية ليذه اللتواكر لوصول لك ميضرالة هاا عد حمدونها . ظ 
ولتوضيح الهدف من التنسيق على تمييز الأخطاء سناخذ المثال الموضح بالشكل 
5-489 ) . حيث يتم وقاية الخط الرئيسى بواسطة 1*1 . ويتم وقاية المغذى 1 بالقاطع 
2 والمغذى 2 بالمصهر 13 » والمغذدى 3 بالقاطع 14 » وعند حدوث قصر على المغذدى 
1 مثلا يجب أن يفصل هذا المغذى بواسطة 12 من 
أجل استمرارية الخدمة لباقى المغذيات» ويعمل 
القاطع 1"1 على توفير الوقاية الخلفية بحيث إنه إذا لم 
يفصل 12 فى هذه الحالة لوجود مشكلة فنية ما 
يفصل القاطع 11 وهذا بالفعل لا يحدث إلا نادرا 
وبذلك نكون قد حققنا مبدأ التنسيق على تمييز 
الأخطاء. وعادة تقوم الشركات المصنعة لأجهزة 
الوقاية بتوفير مجموعة من الجداول لإمكانية اختيار 
المواطع والمصهرات التى يوجد بينها تمييز زمنى 


عم خاي 


/اه ؟ 


ضد تيار القصر. وفيما يلى أهم جداول التمييز التى توفرها الشركات المصنعة. 

١‏ - تمييز بين المصهرات كوقاية رئيسية 568113 1[7 وقواطع الدائرة المصغرة كوقاية 
فرعية 51562111 1001/11 . 

؟ - تمييزبين المضهرات كوقاية رئيسية وفرعية. 

- تمييز بون القواطع كوقاية رئيسية وفرعية . 

4 - تمييز بين القواطع كوقاية رئيسية والمصهرات كوقاية فرعية. 
والجدول (8-ه ) هو جدول التمييز بين مصهرين خرطوشيين من إنتاج شركة 

0ع .1 الفرنسية» بحيث إن المصهر الرئيسى له خواص ,آ8 والمصهرات الفرعية لها 


هه مح ترج لال مغ 0 5 2 داج دما 
بدو نم ددح بن عه رون جد 2 زم ف 3 5 


52557 
220 


١ 
2 
2 
4 
6 
10 
12 
16 
20 
20 
20 
25 
32 
40 
350 
63 
50 
]25 
160 
]60 
250 
315 
400 
400 
400 
5300 


2 


هرت ؟ 


4 التنسيق على تمييز زيادة الأحمال 

لا يوجد مشكلة فى التنسيق على تمييز زيادة الأحمال للدوائر المختلفة . فاختلاف ‏ 
التيار الممنن لأجهزة الحماية يجعل غملية التنسيق متحفقة : وهذا يتضح من الشكل 
000 ظ ظ 


7 اوعدي [ أروىعية أأيعماع-اأعوكاة واااعومؤوهومم 


6 
ط| 0 به 2 


الشكل (-5) 


ويلاحظ أن التيار ,1 هو أقصى حد. تيارى للتمييز بعده لا يتحقق التمييز. 

والشكل (7-8) يوضح عدم تحقق التمييز عند زيادة الاحمال عند توصيل قاطع 
ومصهر على التوالى, حيث يلاحظ وجود تداخل بين خواص القاطع 1 والمصهر 2 3 
الأمرالذى يؤدى إلى فصل القاطع قبل المصهر فى بعض الحالات. ‏ 


مهم 


أمعععيء 


الشكل (/-7) 
4 -“ التنسيق على تمييز القصر 
إن التنسيق على تمييز القصر يحتاج إلى مزيد من العناية لأن تيار القصر قد يكون 
عدة مئات من الأمبير أو عدة آلاف.من الأمبير وتوجد عدة طرق متبعة لتمييز تيار 
-١‏ التمييز التيارى 10156:111311112]61011 ]21111611) . 
؟"- التمييز الزمنى 10156111121112211011 111226 . 
*'- الربط بين القواطع 16616 12165 ع17اع5616 20116 . 
أولا: التمييز التيارى 
الشكل (8-8) يبين دائرة شعاعية تحتوى على قاطعين, القاطع 1) لحماية 
المغذدى الرئيسى والذى تياره الطبيعى 60004 وتيار قصره 4ا10 والقاطع 002 
إستخدام قاطعين كليهما له خواص 312 » ويختار القاطع 181) له تيار مقنن 6304 
ويضبط هذا القاطع بالطريقة التالية : 
ذ 6000 > 11آ 60042 ع نآ 
وتكون أقصى سعة قطع للقاطع 081) أكبر من 10164 . فى حين أن القاطع 082) 


لسن 


يختار له تيار مقنن 63/4 ويضبط هذا القاطع بالطريقة التالية . 


وتكون أقصى سعة للقاطع 081) أكبر من 6144 . 


ثانيا : التمييز الزمنى 
الشكل (94-8 ) يعرض دائرة تحتوى على قاطعين بينها تمييز زمنى . 
حيث إن 


تأخير زمنى عكسى عند زيادة الحمل ‏ 8 

تأخير زمنى عند القصر 7 

فصل لحظى عند القصر 1 
ويمكن عمل تمييز زمنى بين القاطعين 181,0182) باختيار القاطع 081) يفصل 

لحظيا وله خواص زمنية عكسية 4 وخواص فصل لحظية عند القصر !1. 
أما القاطع 0182 يكون له خواص زمنية عكسية 8 وخواص فصل بتأخير عند 
القصر2 . ويضبط القاطع 082) على زمن تأخير 10 مساويا 1501025 » فيكون هامش 
الزمن 70805 < 14 . وبهذه الطريقة يمكن الحصول على التمييز الزمنى المطلوب . 


51١ 


089 
12 


هزع 
1144 8 


الشكل (4-4) 


4/"- الجمع بين أجهزة الوقاية امختلفة- ‏ 
الشكل ١١-8١‏ ) يبين حالات الجمع بين أجهزة الوقاية الختلفة حيث : 

- يتم الجمع بين المصهرات والقواطع إذا كان تيار القصر المتوقع أكبر من تيار القصر 
المقنئن والدائم الذى يقدر القاطع قطعه فى هذه الحالة يفضل استخدام مصهر له 
وات كدالوا 
بت قرا معنا رامن لمهت قبا 2" ا الترارى والكابل. 
ويقوم الكونتاكتور بالتحكم فى وضل وفصل التيار الكهربى للأحمالء ويقوم 
المتمم الحرارى بحماية المحرك من زيادة الحمل» ( الشكل ب ) . 
توفي الحساية خوك من زهادة لحمل (الشكل بج . 


51 


بر /3 م 


٠١-8 الشكل‎ 


4/4 - التنسيق على تهييز التسرب الأرضى 
بمكن التنسيق بين قواطع التسرب الأرضى 
المى - خدمة فى وقاية الدوائر الكهربية وذلك 
بالتتحكم فى زمن الفصل لها. وعادة تزود قواطع 
التسرب الأرضى ذات تيارات التشغيل الا كبر من 5 
634 بوسيلة لضبط زمن التأخير. والشكل 
)١١-4(‏ يعرض أحد أنظمة التوزيع حيث 
تستخدم قاطع تسرب أرضى 81) له خواص 
فصل بتاخير ويمكن معايرة زمن فصله. 


1 5 0 008 50 
ويستخدم لتوفير وقاية رئيسية لنظام التوزيع ١‏ 03 0 
المبين من التتسرب الأرضى . ويستخام ثلاثة 


قواطع تسرب أرضى 084 ,083 ,082) لتوفير 

الوقاية المطلوبة للمغذيات الفرعية. والجدول الشكل )١١-4(‏ 
(5-48) يبين تيارات التسرب المقننة لكل من 

قواطع التسرب الرئيسية والفرعية وكذلك التيارات المقننة لكل من قواطع التسرب 
الرئيسية والفرعية تبعا لتوصيات شركة 316126155 الآلمانية . 


مف 1م 


ركسي 


)5-4١ الجدول‎ 


رذ4) هآ 
5 6 ,40 ,25 


25, 40, 6 5 


25, 40, 63, 5 


25, 40, 63, 5 


25, 40, 63, 125, 0 


25, 40, 63, 25 0 


الباب التاسع 
فحص التركيبات | 


4848 -مقدمة 


بعد الانتهاء من التركيبات الكهربية هناك بعض الفحوصات المتبعة». فمنها ما 
بخرق فجرة لطر وميها عا يحرف مض ]لاخدا راك وسبها عدن ا 
87 ل 0 
وكذلك إجراء التجارب بالطريقة الصحيحة لتجنب الحوادث» ويتم ذلك باأخذ 
النقاط التالية فى الاعتبار : 


25:50 7786 عندما يكون التيار المقاس 13/44 10 يجب ألا يتعدى جهد التلامس‎ -١ 


؟- يجب أن يفصل جهاز القياس أتوماتيكيا فى زمن مقداره 0.25 إذا تعدى جهد 
التلامس الحدود المسموح بها. 


٠‏ عند إجراء قياسات عند جهد التشغيل وتيار تشغيل يصل إلى 1048 فإن زمن 
إجراء القياسات يجب ألا يتعدى (10:50515) بحيث لا يمثل خطورة على 
الأشخاص . 
التشغيل المعتادة يجب التأكد من خلو منطقة القياسات من الأشخاص الغير 
0 ا 5 
وإذا لم تتحقق النقاط ( ١»؛‏ 2 ') يجب إجراء القياسات مع استخدام حواجز 

وهذه القياسات يجب إجرائها على جميع أجزاء المنشأة المراد فحصها : 

. / ؟ - قياس مقاومة الأرضى 
والجديزبالة كران قيفة مقاومة الارضى تتغير من وقت لخن ليت إنينا تعمد 


51 


إلى سا ليما 


على رطوبة التربة فتقل المقاومة كلما زادت رطوبة التربة. وتعتمد طريقة قيان 
مقاومة الارضى على نوع نظا م التركيبات الكهربية المستخدم» وعموما فإن مقاومة 
الأرضى المسموح بهاهى 552 للمنشآت السكنية وأقل من 262 للمنشآت 
الصناعية . 

113 , 11 فياس مقاومة الأرضى لنظامى‎ - ١١8 

هناك طريقتان متبعتان لقياس مقاومة اللأرضى لنظامى "111,11 


الطريقة الأولى: ويستخدم فيها جهاز قياس العزل 112 والذى له أربعة طراف ,721 
2 018) ,22 حيث أن 2 11 هم أطراف الجهدء 2 01 هم أطراف التيار. ويتم 
توصيل ان) ,101 مع قطب الأرضى» فى حين يوصل 22 مع مجس» ويوصل 2) مع 


قلت اذ علما بان طول كن سن الس بوالقفاست اليا عدن :صا توقظل عقا 
0 12.5 وهذه الطريقة مبينة بالشكل ١-9١‏ ). 


6567| 0 وم 


0 4 
17 1 
مع 


)١-9( الشكل‎ 


امن 


واللدول وكام سين قو الأبطاة 36:8 عا الطول ختمره الأرطى ب[ 8 
الجدول )١-9(‏ 0 


وفى حالة قياس مقاومة أرضى عبارة عن شبكة تأريض يجب أن تكون المسافة 
بين القضيب المساعد والموصل بالنقطة و2 والحدود الخارجية لشبكة التأريض < 
لا تقل عن 51 حيث إن (1 هو القطر المتوسط لشبعة التأريضء, أما المسافة ل فيجب 
ألا تقل عن 4011 . 

الطريقة الغانية: وتسمى هذه الطريقة بهرند 8/16)000 86115620'5 . 


والشكل ( 5-9 ) يبين طريقة بهرند فى قياس مقاومة الأرضى لنظامى 11 , 1101 . 


4 


١ 02 24201‏ ا »م 


10 لد << 8 


الشكل (4-؟) 


548 


5507 هلذم العا رويقة مط سنا علد بو نتم 61 بجوف ار نم ا 
وقطرهما 131 ويستخدم كذلك محول تيار بنسبة تحويل 1:1 وجهاز أميتر 
له تدريج موجب وآخر سالب ونقطة صفر ويسمى بجهاز كشف الصفر 
7 وتع2 . والجدول ١-5‏ ) يعطى قيم المسافات لآو7 امببيئة بالشكل 
ونع قبع لبيانات القظب الأرطى ه. 


المجدول ١9-؟)‏ 


2.5 [0 


ويتم محريك الذراع المنزلق مجزئُ الجهد 1 فى الاتجاه الذى يجعل جهاز كشف 
الصفر يقرا 0 فى هذه الحالة يصبح 


مرق ارق 
1 > هخ] 11١‏ 
وحيث إن 1-12 لأن نسبة تحويل محول التيار 1:1 لذلك فإن 
9.1 جب جع مآ 
حيث إن مقاومة الأرضى ,خآ 
4 - قياسى مقاومة الأرضى لنظام '1"1' 
يوجد طريقتان لقياس مقاومة اللأرضى لنظام 11 
الطريقة الأولى : 
الشكل )"-9١‏ يبين الدائرة المستخدمة لقياس مقاومة الأرضى لنظام 1 '1' 
باستخدام جهاز فولتميتر وجهاز أميتر. 


مين 


الشكل (9-") 


وفى البداية نضبط المقاومة *1 على أكبر قيمة لهاء ثم يتم الضغط على الضاغط 
5١‏ . فإذا كانت قراءة الفولتميتر أكبر من (5017786): فإن هناك احتمال قطع موصل 
الأرضى ويجب إيقاف التجربة. أماإذا كان جهد القياس أقل من ذلك يمكن 
الاستمرار فى التجربة مع تقليل المقاومة +1 بحيث لا تتعدى قراءة الفولتميتر 
(501/2) وكلما ازداد تيار الاختبار ازدادت دقة النتائج. ويمكن حساب قيمة مقاومة 


نا 


02 حب ند 


مقاومة الأرضى 114آ. 
قراءة الأميتر [. 


والجدول (5-9) يعطى قيمة << تبعا لخواص أرضى الحمل . 


5/١ 


المجدول (8-9) 


| - مواصفاتارضى اسل‎ | * ١ 
1( نظام تأريض قطره المتوسط‎ 


وفيما يلى بعض المعلومات الهامة ظ 
- مدى تدريج جهاز الأميتر أكبر من. 104 . 
- جهاز الفو ير له مقاومة واخلية لق وى 52/7 300 وأقل مقاومة له 3000942. 
- قيمة المقاومة المتغيرة +1 يساوى 20:2200062 وقدرتها 20187. 


الطريقة الثانية: 
( الشكل 4-4 ) يبين الدائرة المستخدمة لقياس مقاومة أرضى الحمل فى نظام "71 
باستخدام جهاز فولتميتر وجهاز أميتر وقاطع تسرب أرضى. 


0/1 ؟ 


1 ) 8 
٠‏ اعد ش 
9 كس 


أ مر 2 
8 
8 و6 الاك ات 1د 
ل" 011 
٠‏ 00 
7 88 


الشكل (4-:5) 
وفى البداية يتم ضبط المقاومة *1 على أكبر قيمة لهاء ثم نضغط على الضاغط 5 
فإذا كان جهد التلامس على جسم الجهاز الكهربى أقل من 501786, فإن جهاز 
الفولتميتر يقرأ (57 170 -220-50) » وإذا كانت قراءة الفولتميتر أقل من 17017 فإن 
هذا يعنى أن جهد التلامس أكبر من ©5078 وفى هذه الحالة يجب إيقاف التجربة 
فى الحال. 


أما إذا كانت قراءة الفولتميتر أكبر من 17077 نسعمر فى إجراء التجربة ونقوم 
بتقليل المقاومة 12 إلى أن يحدث فصل القاطع التسرب الأرضى. 
اما إذا لم يفصل قاطع التسرب الأرضى دل على أن مقاومة الأرضى كبيرة جدا 
ونحصل على قيمة مقاومة الأرضى من المعادلة 9.3 55 


3 كه 1 -. 


انقينا 


حيث إن 
مقاومةالأرضى ما 
جوم امعد ل كهرن 
قراءة الفولتميتر لحظة فصل القاطع اق 
قراءة الآأميتر لحظة فصل القاطع 1 


أولاً: اختبار قاطع التسرب الأرضى فى نظام 1173 

الشكل ( 5-5 ) يبين طريقة اختبار قاطع التسرب الأرضى فى نظام:178. علمًا 
بأن المقاومة الداخلية للفولتميتر المستخدم يجب ألا تقل عن 1012. 

ولاختبار قاطع التسرب الأرضى نضغط على الضاغط '1» ثم نغير قيمة المقاومة 
فصل القاطع. ويمكن الحصول على جهد التلامس من المعادلة 9.4. 
94 جدصا- ادهل 


حيث إن : 
جهد التللامس 6 ظ 
جهد الوجه 8 
قراءة الفولتميتر نآ 


ويجب ألا يتعدى جهد التلامس 501/36 مع الإنسان» 251736 مع الحيوان 
بالإضافة إلى أن تيار التسرب الفعلى يجب ألا يتعدى 30514 وتتراوح قيمة المقاومة 
مه ما بين (10:1000042) ظ 


"ؤآ5 


-عوو 2 المع 
من © | ١‏ ولا 
0 0 


ظ الشكل (6-5) 

ثانيا : اختبار قاطع التسرب الأرضى 21.68 المستخدم فى نظام 11 
الشكل ( 5-9 ) يبين طريقة اختبار 581.08 المسقخدم فى نظام 217 ويجب ألا تقل 
مقاومة الفولتميتر الداخلية عن 1562 10 فعند الضغط على الضاغط 7 مع تغيير قيمة 
المقاومة م1 والتى تتراوح ما بين (10:1000052) حمتى يفصل 11.)18, فى هذه الحالة 
نسجل قراءة الأميتر والفولتميتر لحظة فصل القاطع؛ ويمكن الحصول على قيمة جهد 
التلامس من المعادلة 9.4. ويجب أن يكون ع[] أقل من 5017786 فى حالة الإنسان» 

وأقل من 259/36 فى حالة الحيوان» كما يجب أن تتحقق المعادلة 9.5. 

5ه انمآ > دحآ 


قراءة الأميتر هآ 


ها" 


ف عا أب لاح هوي 
! 10 8 7 الحح ور مر 
' 815 101 181 8 ل لطا 
. 7 11 11 الل 

و 

1 8 
1 015 

6© 550 
 )5-9( الشكل‎ 


6/4 - قياس معاوقة مسارا لقصم 


الشكل 99-/!) يعرض دائرة قياس معاوقة مسار القصر فى نظام 105 


حيث إن 
مقازعة ارش المدو 00 1 
مقاومة متغيرة (451 -2092) 2 
جهاز أميتر له تدريج يصل إلى .30/8 
جهاز فولتميتر مقاومته الداخلية 30052/717 7 
ضاغط ظ ظ 5 
مفتاح 0178 - 011 3 


محص 


الشكل (و-ل/ا) 


وعندما يكون المفتاح 5187 مفتوحا تكون قراءة الفولتميتر مساوية رن ا عانة 
المصدر [1» أما إذا كانت قراءة الفولتميتر فى بداية التجربة صفرا أو قيمة صغيرة يجب 
التوقف عن أداء التجربة لوجود مشكلة فى التوصيل» وفى البداية يتم ضبط المقاومة 
8 على أكبر قيمة لهاء ثم يتم الضغط على 51 ونبدأ فى تقليل قيمةالمقاومة *آ 
وصولاً لأقل قيمة لها بشرط ألا تقل قراءة الفولتميتر عن 1701 ( باعتبار أن جهد 
المصدر 22017 وجهد التلامس الأقصى 507) فى هذه الحالة فإن معاوقة مسار القصر 
نحصل عليها من المعادلة 9.6 . ظ 


نا -لا 
6 ج (42) 1 ح- 25 
حيث إن 
تعاوفة فيا الهس 2 7 
قراءة الأميتر 1 
قراءة الفولتميتر ملآ 
جهد المصدر ظ ا 


يفنا 


وعادة تكون معاوقة مسار القضر الحقيقنية أكبر من القيمة المقاسة فى حالة 
استخدام كابلات الألومنيوم مساحة مقطعها 12053502 أو الخطوط الهوائية المضنعة 
من النحاس والتى مساحة مقطعها “335018» والخطوط الهوائية التى مساحة مقطعها 
“50011 وذلك بنسبة 10 . 

والشكل ( 8-5 ) يبين طريقة قياس معاوقة مسار القصر فى نظام '151, حيث إن 
82 تساوى 2262 عندما يكون جهد المصدر [1 مساويا 22017 وتساوى 1262 عندما 
يكون جهد المصدرتلآ مساويا 12777 أما قيمة 127 فتساوى 2087 . وفى البداية 
يتم الضغط على الضاغط 1ذ» فيإذا كان :لآ (قراءة الفولتميتر) تساوى لآ 
( جهد المصدر) نحرر 1 ونضغط على 52 ونحصل على معاوقة القصر من 


المعادلة 9.7 . 
1ل- 
7 ج (640) ( ) غ1 ع 25 
سلا 

1 آم ا 

2 لستسيم 

3 كت 

:1 ال د 
عم 
مم تلد 

( 0001م د 


الشكل (-8) 


514 


48 -اختبارات العزل 


الشكل ( 4-95 ) يبين طرق اختبار عزل مصادر القدرة المختلفة» فالشكل ( أ ) 
يوضح كيفية اختبار عزل محول كهربى خرجه أقل من 5017 حيث يتم اختبار العزل 


والشكل ( ب ) يوضح طريقة اختبار عزل وحدة عزل وحدة محرك مولد. بحيث 
إن خرج المولد أقل من أو يساوى 21201706 حيث يتم اختبار العزل بين الأوجه 
الثلاثة للمحرك ا وخط الوقاية 728 مع خرج المولد . 


والشكل ( ج) يوضح طريقة اختبار عزل مصادر القدرة الالكترونية حيث يتم 
الملف الابتدائى للمحول . وإذا كانت الثنائيات المستخدمة 1010068 يخشى عليها 
من جهد اختبار العزل 70 500 يمكن نزعها وإجراء اختبار العزل على المحول كما 


بالشكل ( أ ). 


7 120 >> 
الشكل (5-9) 


والشكل ١١-99‏ ) يبين طريقة اختبار عزل محول الأآمان 122251011261 5216137 . 
والجدير بالذكر أن الملف الثانوى حول الأمان يوصل بالأرضى فى حالة عدم وجود 
عزل جيد بين الملف الثانوى والملف الابتدائى» وعند الاختيار يجب نزع وصلة 
اللحول بجهد مقداره /ا 1500 لمدة دقيقة واحدة. ظ 


5234 


)٠١-9( الشكل‎ 


والشكل ١١-9‏ ) يبين طريقة اختبار العزل بين كلا من (2آ-امآ)؛ (مآ-انآ)؛ -2.آ) 
(سآء (10-:آ-مطآ-ة)؛ (23 ,215) ويجب أن تكون مقاومة العزل أكبر من 13/462 لمصدر 
كهربى 1715 حيث يجب فصل الخط الواصل بين قضيب ]7 وقضيب 215 وكذلك 

فصل جميع الأحمال الكهربية. ‏ 


)١١-9( الشكل‎ 


484 اختبار جهاز مراقبة 1 


1 2 
العزل 0 لسمللط]ا 


الشكل ( ١5-9‏ ) يبين الدائرة 1 ' 
المستخدمة لاختبار جهاز مراقبة 55 
العزل حيث إن قيمة المقاومة +1 2 


تعراوح ما بين (5:6012) . 0 1 
ولاختبار جهاز مراقبة العزل ب ظ 

يتم الضغط على الضاغط 1د 0 
وتقلل قيمةالمقاومة 18 حتى 

تضىء لمبة الإنذار لمجهاز مراقبة 

العزل» فى هذه الحالة تصبح قيمة 

المقاومة 8 مساوية أو أكبر من المقاومة المعاير عليه جهاز مراقبة العزل وحيث إن 
مقاومة الاختبار 18 موصلة بالتوازى مع مقاومة عزل النظام لذلك فإن جهاز مراقبة 
العزل يعمل قبل وصول قيمة المقاومة *1 للمقاومة المعاير عليها جهاز مراقبة العزل . 


الشكل (9-؟١)‏ 


548١ 


55 


ملحق- ١‏ الوحدات والمضاعفات والأجزاء 


- الوحدات الأساسية 


لسار 


| 


187 


م8آك”ظ> 


ملحق 


-؟ مقارنة 


بين الرموز العالمية والاً 


لانية 


وال 


مر 


و 


- 
يب 


تابع مقارنة بين الرموز العالمية والألمانية والأمريكية 


قاطع دائرة مقولب أو 


مفتوح بوقاية حرارية 


جهاز مراقبة عزل 


7 

ا 
محول ثلانى ما 7# م 2 
الوجه لا - 8 م 0 


هم" 


51 
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